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उघोग मंत्रालय 

प्रधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मितम्बर, 1979 
सा . का० नि0 8 23 ( अ ) .- - केन्द्रीय सरकार भारतीय विस्फोटक मधि 
नियम , 1884 ( 1884 का 4 ) की धारा 17 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम विभाग के दिनांक 28 सितम्बर, 
1938 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

कषित पधिसूचना में -- 
( 1 ) " गैसीय या प्रक्षित प्रवस्पा " शम्वों के स्थान पर "गैसीय, प्रपित 

या विसीम प्रवस्था " शब रखे जाएंगे । 
( 2 ) परतुक का सोप किया जाएगा । 

[सं० 2( 11)/ 78-एम०मा०] 


अधिकान्त करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) की 
प्रपेक्षानुसार उससे सम्भवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जान 
कारी के लिए प्रकाशित करती है और यह सूचना देती है कि उक्त प्रारूप 
पर , राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिविष्ट तारीख के पूर्व जो 
मी सुप्ताव या मापत्तियां किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , उन पर केन्द्रीय 
सरकार विचार करेगी । 

प्रास्प - स सिलेण्डर मियम, 1977 

प्रध्याय 1 - प्रारम्भिक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 

इन नियमों का नाम गैस सिलेण्डर नियम , 1979 है । 
2. परिभाषाएं : 
बन नियमों में , जब तक कि संवर्म से मन्यया अपेक्षित न हो 
( 1 ) "अधिनियम " से, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 

( 1884 का 4 ) अभिप्रेत है ; 
( 2 ) "मुख्य नियंत्रक " से , मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार 

पभिप्रेत है ; 
( 3) "सक्षम व्यक्ति " से, मुख्य नियंत्रक द्वारा सनम 

म्यक्ति के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति , या वह व्यक्ति अभिप्रेत 
है जिसके पास उस कार्य में सक्षमता का , जिसमें कि सममता 
प्रपेजित है, मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त 
संस्था का प्रमाणपत्र है । 


भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) की 
धारा 17 के अधीन भारत सरकार के श्रम विभाग रा 
पारी की गई अधिसूचना सं० “ एम -1272 ( 1 ) , दिनांक 28 सितम्बर, 
1938 द्वारा किसी गैस को , अब वह किसी धातु-पान में गैसीय , वित 
मा विलीन अवस्था में है , उक्त मधिनियम के पर्थ में विस्फोटी पोषित 
कर दिया गया है । प्रतः, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियमों का प्रारूप , 
विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) की धारा 5, 7 और 8 
बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग बोर गैस सिमपर मियम , 1940 को 
548G.I./ 79 - 1 
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( 4) "संपीडित गैस " से कोई स्थापी गैस , पित गैस या दाम के 

मधीम दाम में विलीन गैस या गैस मिषण अभिप्रेत है , जो एक 
बन्द गैस सिलेणार में जो या तो + 15° सेंटीग्रेड पर 2 . 5 
के जी एफ 1 वर्ग सेंटीमीटर एबी एस ( 1 . 5 केजी एफ गेज ) से 
मधिक + 50° सेंटीमेड पर 3 के जी एफ 1 वर्ग सेंटीमीटर 
एपी एस2 केजी एफ 1 वर्ग सेंटीमीटर गेज घाब का प्रमोग 
करती है । 
स्पष्टीकरण : 

हाइरोजन, पसोराइड संपीरित गैस के अन्तर्गत माती है, 
मचापि इसका पाप नवाब 50° सेंटीग्रेड पर 1 . 7 से 1 . 8 

पामुमापो गेज होता है 
( 5 ) किसी पत्तन के संबंध में "संरक्षक " के अन्तर्गत , भारतीय पत्तन 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 7 के अधीन 
पत्तम के संरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति 
निकाम के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी 


14 
. 


से पालनशील मिश्रण बनाती है या वायु के साग लितकी - 
ज्वलनशीलता सीमा निम्म सीमा का मान दिए बिना , 12 
प्रतिशत से अधिक है और ये सीमाएं वायुमण्डलीय दाब पर 
अवधारित की जाएंगी । 
स्पष्टीकरण : 

" ज्वलनशीलता सीमा " से वायु के साथ गैस का जो 
मलनशील मिश्रण बनाता है उसमें पायतन की दृष्टि से गैस 

के निम्नतम एवं उपतम प्रतिशत के बीच प्रसर अभिप्रेत है ; 
( 13 ) "प्रपत्र " से अनुसूची 5 में दिया गया प्रपा मभिप्रेत है ; 
( 18 ) " गैस सिलेवार " ( या सिलेबर ) से संपीडित गैस के भण्डारण 

एवं परिवहन के लिए माणयित कोई मन्द घात प्राधान अभिप्रेत 
है जो किसी विशेष परिवहम या मधोयान से जोड़े जाने के 
लिए प्रमिकल्पित नहीं है और जिसका प्रायतन 500मिलीलिटर 

से अधिक है किन्तु 1000 लिटर से अनधिक है । 
( 17) " उत्पपाप बबित गैस " से 0° सेंटीग्रेड से अधिक किन्तु 

+ 70° सेंटीग्रेर से अनाषिक कातिक तापमान बाली प्रपित गैस 

अभिप्रेत है । 
( 18 ) " स्वतिक प्रतिबल जांग " से , सिमेहर को उसके परीक्षण 

पाय के बराबर स्पैतिक दाग के अधीन करणा एवं सिमेनर 
धारा कोने गए स्वामी प्रतिपल का अभिलेख तैयार करना अनिमेस 


( 8 ) "मिरर विस्फोटक के अन्तर्गत उप -मुख्य विस्फोटक नियंत्रया, 

उप-विस्फोटक निर्मक्षक और सहायक विस्फोटक निबंवा भी 


( 7) " कातिक तापमान " से यह तापमान मभिप्रेत है जिसके ऊपर 

गैस केवल पाप लगाने से प्रवित नहीं की जा सकती है; 
( 8 ) "षिसीन एसिटिमीम सिमेण्डर " से सुरक्षा युक्ति सहित या 

इसके बिना तपा पाल्य युक्त ऐसा कोई सिमेणार अभिप्रेत है 
विसमें सरंध प्रन्यमान , बिलीम एसिटिलीन के भण्डारण के लिए 
विलायक और पायुमापक वाब तथा + 15° सेंटीग्रेड के तापमान 
पर विलायक को संतप्त करने के लिए कम से कम पर्याप्त 
एसिटिलीन समाविष्ट 
स्पष्टीकरण : 

एसिटोन या उपयोग में लाया जाने वाला कोई पिलाया , 
एसिटिमीन गैस या सरंध्र पार्ष या सिमेण्टर या बाल की 

धातु के साथ रासायनिक क्रिया के योग्य नहीं होगा । 
( 0 ) "विसीम गैस " से ऐसी कोई गैस मभिप्रेत है जो बात के 

पधीन किसी विशिष्ट गैस , जैसे एसीटोन में एसिटिलीन या 
पानी में प्रमोनिया , के लिए उपयुक्त किसी सरल विनायक 

में पुम पाती है। 
( 10 ) "जिसा प्राधिकारी " से अभिप्रेत है 

( क ) पुलिस मायुक्त या उपायुक्त , पुलिस पायुक्त पाने मगरों 


( 19) " अपस्पैतिक परीक्षण " से कोई परीक्षण अभिप्रेत है जिसमें कि 

सिमेणार को उसके परीक्षण पाम के बराबर उसके प्रतिक 

बाप के अधीन रखा जाता है । 
( 20 ) " माणात " से भारत में स्ल , समुद्री या पाए मार्ग से जाना 

अभिप्रेत है ; 
( 21 ) "निरोषम प्राधिकारी " से ऐसा कोई पति मभिप्रेत है जो 

गैस सिमेनरों की अभिकल्पना, विनिर्माण एवं परीक्षण में भाई 
सपा व्यापक अनुभव प्राप्त है बीर जिसे मुम निबंधक द्वारा पैस 
सिमेनरों के निरीक्षण एवं प्रमाषन के लिए मान्यता दी गई 


( ब ) सी पाप स्थाम में , विसा मजिस्ट्रेट ; 
( 11 ) "विला मजिस्ट्रेट " के अन्तर्गत , अपर जिला मजिस्ट्रेट पो है 

तपा पंजाब और हरियाणा राज्यों में और पाहिजेरी संग 
राम्यमेव के कराकल , माहे और येनम क्षेत्रों में , पवन 

मजिस्ट्रेट भी है । 
( 12) " मरण पाब " से, + 15° सेंटीग्रेड पर संपरिपतित मधिकतम 

अनुमेय गेज पाय प्रभिप्रेत है जिस पर स्थायी गैस और पाप 

के अधीन विलीन गैस , गैस सिलेण्डर में भरी जा सकती है । 
( 13) " मरण अनुपात से, सिमेन्डर में प्रविष्ट प्रति गैस के भार 

और + 15° से . मे० पर सिमेण्डार में समाने पाले पानी के 

भार के बीच अनुपात अभिप्रेत है 
( 14) "ज्वलनशील गैस " से ऐसी कोई गैस पभिमेत है जो मा तो 

( मायतन में ) 13 प्रतिमत या कम बाय के साथ मिषष 


( 22) "अधिष्ठापन " से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत , पिस में किती 

स्थान को , सिमेणारों में संपीड़ित मेस के विनिर्माण ( मरष ) 

या भण्डारण के लिए , विशेष पप से तैयार किया गया है। 
( 23) "अषणीय गैस " से ऐसी कोई गैस अभिप्रेत है सो 0° सेंटीग्रेड 

पर प्रषित हो सकती है किन्तु 30° सेंटीग्रेन पर साभाम्प 
पायुमण्डलीय दाब ( 760 मि . मी०ए०जी० ) के सन्तुलन में 

बापित हो पाती है ; 
( 24) "निम पाम प्रवणीय गैस " से 70° सटीड से अधिक कातिक 

तापमान पामी ब्रमणीय गैस अभिप्रेत है ; 
( 25 ) "गैस विनिर्माण " से सिगर को किसी संपीमित गैस से भरना 

मभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत एक सिलेवर से दूससेसिर 

को संपीडित गैस का अन्तरण भी है । 
( 28 ) "स्थायी गैस " से ऐसी गैस अभिप्रेत है जिसका कातिक बापमान 

0° सेंटीग्रेर से अधिक नहीं होता है, अर्थात ऐसी गैस जो 0" 
सेंटीग्रेश से अधिक तापमान पर किसी भी वाब के प्रवीन , पित 

नहीं होगी । 
( 27) " अनुसूची " से हम नियमों से उपाय मनुषी मभिप्रेत है ; 
( 28 ) (i ) एसिटिलीन सिमेनर के संबंध में , " प्राधेय मार " से कोई 

स्थायी तौर पर उपायब फिटिंगों सहित सिगार का भार 
" भनित विमा इसके अन्तर्गत है नाल किसी सुरक्षा युक्ति , 
. सरं म्यमान, एसिटिलीन को बोलने के लिए पिलायक की 
प्रपेक्षित माता मोर पायमन्डलीय पाप तथा 18° सेंटीर के 
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. तापमान पर विनायक को संतप्त बनाने वाली एसिटिलीन गैस 
में का भार भी है ; 
( ii ) द्रवणीय गैस सिलेण्डर के संबंध में “ प्राधेय भार " से, उससे 

स्मायी तौर पर उपाय किसी फिटिंग सहित सिलेण्डर फा 
भार अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत बाल्ब का भार भी 


( ii ) स्थायी गैस सिलेण्डरों के संबंध में "माय भार " से उससे 

स्थायी तौर पर उपाठ फिटिंग सहित उसका भार मभिप्रेत 


( 29 ) "परीक्षण वार " से, सिलेण्डर के द्रवस्थतिक परीक्षण या द्रवस्थेतिक 

प्रतिबल परीक्षण के लिए प्रपेक्षत पान्तरिक दाब अभिप्रेत है 

ओ निम्नानुसार है : 
(i ) स्थायी एवं उन्न दाप बपीय गैस 
इसकी गणना निम्मलिखित से की जानी चाहिए : 

200 टी पार ई 
पी एप -- 

1 . 25 ( सी पो - टी ) 


जहां 


पो एच - के जी एफ 1 वर्ग सेंटीमीटर में परीक्षप घाम 
टी - सिलेणर कवच को म्युनतम परिकलित , 

मि०मी० में , दीपाल की मोटाई । 
भार ई - सिलेहरे की सामग्री का न्यूनतम परामय 

सामर्थ । सामान्यीकृत सिलेबरों के मामले में 
तनम सामर्प के स्पूनतम मूल्य का 15 
प्रतिशत एवं शमित तथा पानी पढ़ाए हुए 
सिलेण्डरों के मामले में तनम सामर्थ्यके न्यूनतम 
मूल्म का 85 प्रतिशत, परन्तु परीक्षण दायका 
मूल्य पराभव सामर्थ्य के 80 प्रतिशत से अधिक 

नहीं होगा । 
( ii ) निम्न दाब द्रवणीय गैस के लिए : 

65° सेंटीग्रेड पर गैस के संतृप्त वाष्प वाय का डेढ़ गुना । 
( 30 ) " परिवहन " से किसी संपीड़ित गैस से भरे सिलेण्डरों का एक 

स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ; 
( 31 ) " जल क्षमता से 15° सेंटीप्रेड पर सिलेण्डर पारा धारण किए 

जाने वाले पानी का पायतन , लिटरों में , अभिप्रेत है; 
( 32 ) "निम्न दाब द्रवणीय गैस के लिए कार्यकरण पाय " से 65° 

सेंटीग्रेड पर संतृप्त वाष्प दाम मभिप्रेत है ; 
साटीकरण : 

विभिन्न गैसों के संतृप्त वाप दाप के लिए भा०मा० 
3710 देखें 
( 33 ) "स्थायी गैस के लिए कार्यकरण वाब " से 15° सेंटीग्रेड पर 

सिलेण्डर में गैस का मान्तरिक दाय अभिप्रेत है ; 
( 34 ) "पराभव सामर्थ्य " से तन्य परीक्षण में मूल गेज लम्बाई के 

स्थायो तनाव के 0 . 2 प्रतिशत के अनुरूप प्रतिबल अभिप्रेत 
है । व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसे ऐसे प्रतिबल के रूप में 
लिया जा सकता है जब तनन परीक्षण में भार में बिना खि 
हुए प्रथम दर्य वृधि होती है । 

अध्याय - - 2 

साधारण उपबन्ध 
3 सिलेणारों का भरण, कला, पायात एवं परिवहण : 
( 1 ) कोई भी व्यक्ति , किसी मिलेण्डर में संपीड़ित गैस तब तक नहीं 

भरेगा या ऐसे भरे गए या भरे जाने के लिए पाशयित किसी 


सिलेण्डर को तब तक मायाप्त नहीं करेगा, कम्जे में नहीं रहेगा 
या उसका परिवहन नहीं करेगा जब तक कि -- 
( क ) एसे सिलेण्डर और उसके माल्य को , अनुसूची I में 

विनिर्दिष्ट मानक एवं किस्म का नहीं बनाया गया है । 
( ब ) सिलेण्डरों पौर उसके वाल्यों के संबंध में निरीक्षण 

प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया परीक्षण और निरीपण 
प्रमाणपन, मुख्य नियंत्रक को उपलब्ध माही कर दिया 
गया है और उपत प्राधिकारी का पूर्ण अनुमोक्म प्राप्त 

नहीं कर लिया गया है । 
( 2 ) अनुमोवित अभिकल्पना और षिनिमों या कोड को अनुसार 

निरोलित पौर प्रमाणित सिलेण्डर एवं वाल्चों के संबंध में 
निरीक्षण प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित परीक्षण एवं निरीक्षण 

प्रमाणपत्र में अनुसूची II में की गई पानकारी दी जाएमी । 
( 3 ) सिलेण्डरों, पास्वों और अन्य फटिगों को बनाने का एक 

कोई भी व्यक्ति , मुख्य नियंत्रक को , अनुसूची III में वो गई 

विशिष्टिया वेगा । 
( 4 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , ऐसे सिमेन्डरों 

में , जो अनुसूची I में मिनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है 
और भारत में भर कर मूल पेश के लिए लपाई करने या 
भारतीय सन्दरगाह को स्पर्श करते हए विषेश जा रहे जलयाम 
को प्रपाय करने के लिए मायात किए गए है, ऐसी गैस को 
मरा पा सकता है, परन्तु यह तब गम कि ,---- 
( क ) सिलेण्डर की , यथास्थिति , प्रधबालीय या अपस्पैविक 

परीक्षण, इन नियमों में विनिर्विष्ट अवधि के भीतर कर 
लिया जाए तथा परीक्षण के दौरान मगाया गया वाय, 

सिलेण्डर पर पंकित परीमण पाब होगा । 
( ब ) सिलेण्डर में 
(i ) मा०मा० 3710 में विनिरिट मरण अनुपात से 

मधिक ब्रवणीय गैस ; 
( ii ) जिस वाब के लिए सिलेणार की अभिकल्पना की 

गई है, उस दाय से अधिक पर किसी स्थायी गैस , 

न भरी जाए । 
( ग ) भरण स्टेशन पर सिलेण्डर के परीक्षण और भरष का 

प्रलग- अलग अभिलेख रखा जाए ; 
( व ) भरे हुए सिलेण्डर भरण स्टेगम से हटाकर यपासपण 

शीन पोत पर लाद दिए जाएं । 


4 . वास्व : 
( 1 ) गैस सिलेण्डरों में लगे पाल्व , निम्नलिखित विनिर्देशों की 

पूर्णतया पूर्ति करेंगे , प्रात् :--- 
( क ) प्रौद्योगिक गैस सिलेण्डरों के संबंध में , भा०मा० 

3724 ; 
( ब ) चिकित्सीय गैस सिलेण्डरों के संबंध में , भा०मा० 3745%B 

या 5 लिटर से अधिक जल क्षमता वाले सिलेण्डरों के 

लिए भा०मा० 37245 
( ग ) श्वसन साषित के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले 

सिलेण्डरों के लिए, समय- समय पर यपासंशोधित भा०मा० 
7302; 

परन्तु यदि मुख्य नियंत्रक को यह राय हो कि जमाहित 
में ऐसा करना आवश्यय है सो मह, जो वास्न विनिर्देशों के 
अनुरूप नहीं है, उनके प्रयोग की अनुमति दे सकता है । 
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( 2 ) कार्वन गापाक्सार सिलेण्डरों में लगे घास्वों की बाडी में एक 

मरम किए गए तावे की विस्त से बना सुरक्षा मोचन इस 
प्रकार सगा होगा कि वह 183 पोर 200 कि०मा० / वर्ग 

सेंटीमीटर के बीच बाब पर पार पाए । 
( 3 ) प्रचलनमोल गैसों वामे सिलेबरों के लिए वाल्वों में , जिनको 

पा . मा . 3224 में सूचीबद नहीं किया गया है, पापो या 
पन्य संयोजकों के लिए पाई पोर पंच पड़ी पाले निर्गम 

लगे होंगे । 
( 4) प्रत्येक धन्य वास्त्र में वाहिनी पोर घूमने वाले पेंच पड़ियों 

पाले निर्गम होगे । 
( 5 ) पाल्व सिलेण्डर की गर्दन में पधारा, न कि किसी स्थायी 

सम्बम्मन या बीच में अनुकूलक ( पसेप्टर ) लगाकर , लगाया 

भाएगा । 
( 6 ) सिंगल ( तई ) प्रचालित वाल्वों की पपिकल्पना, इस प्रकार की 

दोगी कि जब इसे सिलेण्डर में लगाए, सई को सामान्य 

प्रचालन शतों के अधीन निकालना संभव नहीं होगा । 
5. सुरमा मोचम युक्तियाँ : 
( 1 ) यदि भारत में विनिर्मित सिलेणरों की पारी में सरमा मोचन 

युक्तियां लगी हुई तो ऐसी सुरक्षा युक्तियां भा०मा० 5903 

के अनुरूप विनिर्मित की पोर रखी जाएंगी । 
( 2 ) पणित या विषेनी गैसों से भरे सिलेण्डरों में सुरक्षा युक्ति 

नहीं सौ होंगी । 
स्पष्टीकरण: 

स अनियम के प्रयोजन के लिए, " णित या विली 
गैसों " के अंतर्गत है कार्बन मोनोमारसाइक, हाइडोसायनिक 
एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन 
फ्लोराइड, सल्फर गइयानमार, क्लोरीन, मिधील प्रोमाइट 
नाइट्रोजन टेट्रोमाक्साइड, नाइट्रोसील , क्लोर। इस गार नेत, हायड्रोजन 
मल्फाइड , कार्बोनील क्लोराइड, ( फांसजीन ), सायनोणीन, 
सायनोजीन फ्लोराइड, फ्लोरी और कार्बन पाक्सीक्लोराइस 

सम्मिलित है । 
( 3 ) यदि इस देश में प्रयोग के लिए अनुमोदित और विदेशों में 

विििमत सिनेण्डरों में सुरक्षा मोचन युक्ति लगी हैं तो ये युक्तियां 
उन विनिदेशों की , जिनके अनुसार ये मूलत : बनी है , 

अपेक्षामों के अनुसार रखे मायेंगे । 
8. सिलेबरों पर विज्ञापन : 

( 1 ) साधारण पिल्लांकन : 
( क ) प्रत्येक गैस सिलेण्डर को 
( i) उसके स्कंध पर, जो गढ़ाई या अन्य साधन द्वारा प्रवलित 

किया जाएगा, या 
(ii ) उसके ऐसे भाग पर, जो निणर से प्रविच्छेद मा में 

बर है और जो सिलेण्डर के भीतर की गस दाम के 
प्रतिबल से प्रभारित नहीं होता है या नगण्यतः प्रभावित 

होता है , 
स्टाम्प लगाकर, उत्कीर्णन द्वारा या अन्य किसी रूप में 

विलोकित किया जाएगा । 
( ख ) यदि संक्षारण या भंगुरता की जोखिम है तो मिलेण्डर पर 

नाम पट्टिका मालकर नहीं लगाई जाएगी । 
( ग ) मूल चिल्लोका के साथ ही नियतकालिक निरीक्षण के समय 

प्राप्त परीक्षण प्रांकड़ों की मोहर लगाने के लिए स्थान छोड़ा जाएगा । 
( घ ) पिलाकन इस प्रकार किया जाएगा और प्रयोग में लाए जाने 

वाले अंक और अंभर ऐसे प्राकार एवं माप के होंगे कि पिता 
कर को स्पष्टतया और मासानी से पढ़ा जा सके और उसमें 
कोई गममी न हो । 


( 2 ) स्थायी एवं प्रवणीय गैस सिलेडरों पर चिन्हांकन : 
( क ) प्रत्येक सिलेडर पर निम्मलित पिक्षांकन किया जाएगा 

प्रति : 
( i) विनिर्माता, स्वामी और निरीक्षक के चिन्ह पार कम 
__ संख्यांक ( इन चिन्ताकनों को मुख्य नियंत्रक के पास 

रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा ) ; 
( ii ) विनिर्देश , जिसके अनुसार सिलेण्डर बमा है ; 
( iii) विनिर्माण के दौरान या मरम्मत के पश्चात किए गए 

ऊष्मा उपचार ( जैसे सामान्यीकरण समम या परिवर्तन ) 

की प्रति को पाने वासा संकेत ; 
( iv ) यथास्थिति , द्रवस्थैतिक परीक्षण , या अवस्थैतिक पवि 

परीक्षण की तारीख तथा उस व्यक्ति की जिसके 
द्वारा तथा उस स्थान को , पहा परीक्षण किया गया है , 
अगले परीक्षण के लिए नियत वर्ष को बताने पाला 
संकेत चिन्ह संकेत चिन्ह मुल्य नियंत्रक के पास रजिस्ट्री 
कुत कराया जाएगा । द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेबरों 
के मामले में , उसके प्रीवा घेरे पर या स्रोध पर परीक्षण 
के विमास सपा वर्ष की पायत प्रतिरिक्त चिन्होकन 

किया जाएगा ; 
( v ) कार्यकरण वाब तथा परीक्षण पार ; 

( vi ) खाली भार 
स्पष्टीकरण : 

प्रवणीय गैस सिलेण्डरों के मामले में , खाली भार में 
सिलेण्डरों में लगे वालों का भार भी सम्मिलित होगा । 
पाल्य का भार अलग से दीया जाएगा । 

( vii ) बल ममता ; 
( ख ) विनिर्माता के चिन्होकन के सिवाय , जो माधार पर लगे हो 

सकते हैं , सभी चिन्हांकन , सिलेकर सो गर्वन के सिरे पर 

किया जाएगा । 
7. वाल्वों पर चिन्हांकन : 

सिलेण्डरों में लगे वाल्वों पर, स्टाम्प लगाकर, उत्कीर्णन या समान 
प्रक्रिया द्वारा सुस्पष्टतया एवं स्थायी तौर पर निम्नलिखित विशिष्टियां 
दी जाएंगी, अर्थात: 

(i) वास्वों का विनिर्देश . 
( ii ) विनिर्माण का वर्ष एवं विमास ; 
( iii ) विनिर्माता का संकेत ; 
( iv ) कार्यकरण पाव ; 
( v ) जिस गस के लिए बाल्व का प्रयोग किया जाना है, उसक 

नाम और रासायनिक संकेत ; 
( vi ) निगम द्वार को पंच धूड़ी का प्रकार, प्रयोल , बास हाय वामो 

(माहा० ) या दाहिने हाथ पाली (पाहा० ) ; 
( vii ) निरीक्षक को स्टाम्प ; 
( viii ) यहाँ लिप ट्यूब दी गई है, वही वाल्व मोर सिलेण्डर के बीच 

में सगे बाल्प या बैज पर सुस्पष्ट एवं स्थायी चिन्हीकम द्वारा 
विशेष निर्देश दिए जाएंगे । ट्यूब की मिसोमीटर में फुल 

लम्बाई भी पाई जाएंगी । 
8. पहचान रंग : 
( 1 ) किमी सिलेण्डर में कोई संपीडित गैस भरने वाला प्रत्येक 

व्यक्ति , उसके भण्डारण या प्रेषण के पूर्व यह देखेगा कि 
सिलेण्डर को , प्रौद्योगिक सिलेण्डरों की दशा में भा०मा० 4379 
पीर चिकित्सीय सिलेण्डरों की दशा में भा०मा 3933 में 
विनिर्दिष्ट यथोचित पहचान रंगों से पेंट कर दिया गया 


4 


.. .. .. 


. 


--- - 


- 


- - - - --- - -- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - -- -- - 


- 


देसी 


[ भाग [ .. पण 3 ( i ) ] भारत का राजपत्र : मसाधारण 

1111 
-- - 
( 2) नई सा तथा गेस मिबणा के । सिलगहरा को , 10. सिलेण्डरों के परिवान या प्रेषण पर निर्मन्छन : 
जिमके लिए पहचान रंग उपनियम ( 1 ) में नहीं दिए गए 

( 1 ) कोई भी व्यक्ति भारत में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को , जो 
हैं, निम्नलिखित मारणी में दर्शाए गा मा म पेंट किया 

इस प्रकार की संपीड़ित गेम सिलेण्डर रखने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी 
जाएगा :- -- 

या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं है, संपोषित गैस मे भरे 

मिलेण्डरों का परिदान या प्रेषण तब तक नहीं करेगा जब तक 
सिमेणारी में भरी गैम का सिलेणर के शैल मिलार को गर्दन के 

कि जमे इन नियमों के अधीन बिना अनुमप्ति के ऐसे 
माम का रंग मिरे का रंग 

संपीडित गैस गिरोदर रखने के लिए छूट नहीं मिली हुई 
अश्वनशील और प्रविषेनी सफेव 
प्रधामननीलकिन्तु विषमी सफेद पीला , भा०मा० मानक 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा परिपत्त या 
रंग सं0358 

प्रेषित गैस सिलेण्डर, उस प्रकार के होंगे जिसके लिए उसे 
एन०पी०जी० को छोड़कर, सफेद लाल भा०मा० मामक र 

अमुशप्ति की गई है तथा ऐसे परिदत्त या प्रेषित गैस सिलेण्डरों की 
ज्वलनशील झिम्सु पनि 

सं . 537 

संख्या उस संख्या से अधिक नही होगी जिसे रखने के 

लिए इन नियमों के अधीन वह व्यक्ति जिसे ऐसा परिवान या 
ज्वलनशील और विषली 

प्रेषण किया गया है, प्राधिकृत है । 
सफेव लाल और पीला मा०मा० 
मानक रंग म० 537 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) एवं ( 2 ) की कोई बात रक्षा मलों, पसन 
और 356 

प्राधिकारियों और रेल प्रशासन को परिदत्त या प्रेषित किए 

जाने वाले गैस सिमेण्डरों को लागू नहीं होगी । 
स्पष्टीकरण : 

11. सीपन रहित गैस सिलेण्डरों की उपयोग के दौरान मरम्मत । 
गैस मिश्रण के लिए प्राशयित सिलेण्डरों को "गैस मिश्रण " या 

कोई भी व्यक्ति किसी सीवन रहित गैस सिलेण्डर में रिसन की 
"मिश्रित गैस " से चिन्हांकित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यदि 

न तो मरम्मत करेगा या कराएगा । 
सिनहर किसी विशिष्ट गैस मिश्रण के लिए स्थायी रूप में प्रयुक्त 
होते है तो सिलेणारों को मिश्रण के संघटकों के नाम ( संकेत यदि हो तो ) 

12. वैलियत पातल से माले ए सिलेण्डरों की मरम्मत : 
स्टाम्प लगाफर और यदि सिलेण्डरों विशिष्ट गैस मिश्रण के लिए ( 1) खित या पीसल से झाले हए सीवन के सिवाय किसी भी स्पाम 
यदाकदा प्रयुक्त होना है तो पेंट लगाकर चिन्हांकित किया जाएगा । 

पर पीतल से मले या रिसने वाले सिमेण्डरों की मरम्मत 
( 3 ) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार गैस सिलेण्डर पर पेंट किए 

नहीं की जाएगी और उसे अप्रयोज्य ठहरा दिया जाएगा । 
गए रंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा : 

( 2 ) पल्लित/पीतल से भाले सीपन गामे सिलेणारों में गीण दोषों 
परन्तु इस उपनियम की किसी भी बात से यह नहीं 

की मरम्मत , उदाहरणार्प - छोटे वै केक , पिन छिन , 
समझा जाएगा कि यह सिलेण्डर के अनुरक्षण के लिए मावश्यक 

चात छिन, बरुडन में अधोकतन , बेल्ड में रिसन ( पावर्ती 
होने पर इन नियमों के अनुसार उस पर वही पहचान रंग , जो उग 

प्रबस्पतिक जाम में पशित ) अनुशात की जा सकती है किन्तु 
पर पहले से पेंट है, पुन: पेंट करने या सिलेण्डर को एक 

यह तब जब कि 
गम सेवा से दूसरी गैस सेवा के लिए परिवर्तित करने के 

( i) प्रेषण, तष्टन , गर्तन या अन्य अनुमोषित विधियों द्वारा 
लिए उस पर अन्य पहचान रंग पुनः पेंट करने को प्रतिषिद्ध 

खुटिया पूर कर दी गई हों , 

( i ) मुख्यनियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त सिलेण्डरों के गिनिर्माता 
9. सिलेणारों पर लेबल लगाना : 

के परिसरों में सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के मधीम 

प्रमाणित बल्डर द्वारा निम्नलिखित रूप में मरम्मत की 
( 1 ) प्रत्येक सिलेण्डर पर गैस के नाम और उस व्यक्ति के माम 

गई हो , अर्थात : 
तथा पते फा जिसके द्वारा सिमेण्डर में गम भरी गई थी , 

( क ) बल्डर वारा , यदि प्रारम्भिक सीबमें बैड कर दी 
लेबल लगाया जाएगा । 

गई है । 
( 2 ) स्थायी या अषणीय गैम से भरे प्रत्येक सिण्डर से निम्नलिखित 

( ब ) पोतल से प्रसाई धारा , यदि प्रारम्भिक सीवन पीतल 
चेताबनी संसग्म की जाएगी :- - 

से माल दी गई है 
भतापमा " 

( iii ) मरम्मत के पश्चात सिलेण्डर ठीक रंग से उज्मोपचारिस 
गैस मिमेहर मियम , 1977 

किए जाते हैं ; 
(i ) इस मिनेणार का रंग न बदलिए । 

( iv ) सिलेण्डरों की रिडत या पीतल से माली हुई सीबम 
( ii ) इस सिमेण्डर में प्रभी जो गैस भरी है, उमसे भिन्न कोई गैस 

रेडियोग्राफ की गई हो यदि इसके विनिर्माण के पश्चात 
भरी नही जानी चाहिए । 

सिमेण्डर को मूलतः रेडियोग्राफ किया जामा अपेक्षित 
( iii ) इस मिम्मेण्डर के एकदम प्रासपास या अमी कमरे में जहां 

धा ; 
यह रखा है, कोई भी ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं 

( v ) मरम्मत और उष्मोपचार के पश्चाप्त , मिलेण्डर की उसी 
किया जामा चाहिए । 

बातीय और पस्थैतिक या द्रमस्थैतिक प्रतिबल जांच के 
( iv ) इस सिमेण्ठर के वास्वो या अन्य फिटिगों पर कोई भी संस 

अधीम खा जाता है , जैसा कि विनिर्माण के समय 
या सरसमान स्नेहक का प्रयोग नहीं किया आमा चाहिए । 

किया गया था । 
( v ) कृपया परीक्षण की भगनी नारीब दो । मह मिनेखर पर ( 3 ) मरम्मत के पूर्व , पैरिसन, या पीतल मे मले हुए सिमेणार 
चिन्हांकित है और यदि वह नारीख भील की है तो सिलेण्डर 

पूर्णतः माफ किए जाएगें या गैम मुक्त किए जाएंगे या अन्यथा 
स्वीकार न करें । 

सप्त कार्य पूरा करने के लिए सुरक्षित रूप में तैयार किए 
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जाएंगे और समम व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में यह प्रमाणित 
किया जाएगा कि सिलेण्डर को इस प्रकार तैयार किया गया 
है । प्रमाणपत्र तीन मास तक परिरक्षित रखा जाएगा और 
मांग की जाने पर मुख्य नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत किया 

जाएगा । 
( 4 ) कोई भी व्यक्ति किसी सिलेण्डर में , जिसकी उपनियम ( 2 ) के 

अधीन मरम्मत की गई है, कोई गैस पुनः तब तक नहीं भरेगा 
जब तक कि सिलेण्डर की बाबत की गई मरम्मत और 
परीक्षण की पूरी रिपोर्ट , मरम्मत करने वाले के परीक्षण 
प्रमाणपत्र के साथ मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत नहीं कर दी जाती 
और उसके पुनर्भरण के लिए उसकी अनुमा प्राप्त नहीं कर 

ली जाती । 
13 बालकों और मत्त व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध : 

अठारह वर्ष की प्राय से कम का कोई बालक तथा कोई मत्त व्यक्ति , 
सपीडित गैस सिलेण्डर की लदाई, उत्तराई या परिवहन कार्य में , या इन 
नियमों के अधीन अन जप्त किसी परिसर में , नियोजित नहीं किया जाएगा । 
14. धूम्रपान , भाग, प्रकापा तवा बतरनाक पदार्थों का प्रतिवेध : 
( 1 ) किसी भी समय ऐसे स्थान के निकट, जहां ज्वलनशील गैसों 

के लिए सिमेण्डर का भरण , भण्डारण या घरा- उठाई की जाती 
है, कोई म्यति धूम्रपान नहीं करेगा और मरम्मत के लिए 
धमम पाइप ज्याला के सिवाय या ज्वलनशील प्रकृति की या 
स्वतः प्रज्वलित होने वाली या भाग या विस्फोट पैदा करने 

या लगाने पाली मस्तु या पदार्थ अनुशात नहीं होंगे । 
( 2 ) किसी ऐसे स्थान में मा उसके पास , जहाँ उपलमशील गैसों 

से भरे सिलेण्डर भरे जाते हैं, भण्डारण किए जाते हैं , या 
उनकी घरा उठाई की जाती है, कोई भी व्यक्ति कोई माचिस 
पण मा अन्य साधित , चिंगारी उत्पन्न करने के लिए या 

विस्फोट के लिए , अपने मागे में नहीं रखेगा । 
15. सामान्य पूर्वावधानियो : 
( 1 ) वाल्यों और विनिर्दिष्ट अन्य फिटिग सहित सिलेण्डर और इन 

नियमों के अधीन पहचान रंग हमेशा अच्छी हालत में रखे 

जाएंगे । 
( 2 ) किसी वाल्ब या सिमेहर की अन्य फिटिग में कोई तेल या 

समान स्नेहक का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 
( 3 ) नियम 11 एवं 40 में जैसा उपबन्धित है उसे छोड़कर, किसी 

भी सिलेण्डर का उष्मोपचार नहीं किया जाएगा या उच्च 
तापमान या धूप में नहीं रखा जाएगा या अन्य किसी 
ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री के साथ उसका भण्डारण 

महीं किया आएगा । 
( 4 ) संपीड़ित गैस से भरे प्रत्येक सिलेण्डर का पाल्य भली प्रकार 

बंद रखा जाएगा जिससे कि रिसन को रोका जा सके । 
द्रवित पेट्रोलियम गैस और अत्यन्त विषैली गैसों, जैसे बोरन , 
ट्राइफ्लोराइड , कार्बन मोनो- प्रामसाइड, फ्लुओरिन , हाइड्रोजन 
क्लोराइड, साइनोजन मलाराइट, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड , हाइड्रोजन 
सामाइड , हाइड्रोजन फ्लोओराश्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथील 
बोमाइड, नाइट्रोजन टेट्राप्राक्साइड, क्लोरीन , अमोनिया या 
सल्फर डाइयाक्साइड से भरे सिलेण्डरों में लगे वाल्व के निगम 
द्वार पर गैस के रिसम को रोकने के लिए सहायक साधन 
के रूप में कार्य करने के लिए सुरक्षा (सिम्युरिटी ) नट लगा 

होगा । 
( 5 ) यदि वाल्व से रिसन को , सकुँ (स्पिडल ) के पंधि ( ड ) नट 

को प्रसने से भी रोका न जा सके तो सिलेण्डर को ऐसे 
खुले स्थान में ले जाया जाएगा जहां जनजीवन व सम्पत्ति 


को यूनतम खतरा हो सचा भरणकर्ता को - " 

जाएगा । 
16. दुर्घटना से बचाव के लिए विशेष पूविधानियां :- - 
( 1 ) फिसी ऐसे म्बान में या उसके पाम , जहां दाग के अधीम गैस 

का , सिलेण्डर में भण्डारण, पारा उठाई या परिवहन किया जाता 
है , कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने का 

प्रयत्म नहीं करेगा जिससे प्राग लग सके या विस्फोट हो सके । 
( A ) पीड़ित गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करने वाला और ऐसे 

गैस मिलेण्डरों के भण्डारण, उसकी धरा उठाई और परिवहन 
का प्रभारी या उसमें लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों 
पर 
( क ) इन नियमों के उपबन्धों का और उसके संबंध में किसी 

अमुसप्ति की शर्तों का अनुपालन करेगा ; 
( स ) भाग या विस्फोट से दुर्घटना की रोकथाम के लिए 

सभी पूर्वावधानियां बरतेगा ; और 
(ग ) उपनियम ( 1 ) में निषिष्ट कोई कार्य करने से हर 

व्यक्ति को निवारित करेगा । 
17. सवान , म्पत्ति हो संक्तिवानों के मारी होंगे : 

इन नियमों के अधीन मंजूर की गई मनुप्ति को धारण करने वाला 
या कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , जब भी सिलेण्डर भरे जाते हैं, लावे 
जाते हैं, उतारे जाते है, उनकी परीक्षा या पांच की जाती है, इन नियमों 
के उपबन्धों के अनुसार किसी भी उक्त समिया को देखने हेतु किसी 
सक्षम एवं अनुभवी व्यक्ति को उक्त संक्रियाधों के दौराम उपस्थित रहने 
और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी संक्रियामों का संचालन 
करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा । 
18. घरा-मलाई ग प्रयोगः 

( 1 ) धरा- उठाई के दौरान सिलेण्डरों को पर्याप्तसः संभाला जाएगा । 
( 2 ) सिलेण्डरों को हटाते समय यषा संभव पर्याप्त मजबूत दालियां 

पौर क्रेडल का प्रयोग किया जाएगा । 
( 3 ) सिलेण्डरों की घरा - उठाई सावधानीपूर्वक की जाएगी 

और वे एक दूसरे पर गिरने नहीं दिए जाएंगे या अन्यथा 

उन्हें अमावश्यक धक्का महीं लगने दिया जाएगा । 
( 4 ) सिलेण्डरों को मरकाना, गिराना, उनसे खिलवाड़ करना प्रति 

पिठ है । 
( 5 ) द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेण्डर और द्रवणीय गैस से भरे 

सिलेण्डर हमेशा मीधे रखे जाएंगे और उन्हें इस प्रकार रखा 

जाएगा कि वे एक दूसरे पर न गिरें । 
( 6 ) अनप्रस्थ रूप में प्रयुक्त सिलेण्डरों को इस प्रकार रखा जाएगा 

कि वे लुप महीं । 
( 1) वेल्डन , काटने और गर्म करने के समय प्रयोग में लाए जाने 

वाले सिलेण्डरों के सिवाय, किसी भी सिलेण्डर के प्रासपास 
खुली लो , प्रकाश , प्राग जलाना, वेल्डम और धूमपान प्रतिषित 


है । 


( 8 ) अनुप्ति के प्रयोजन के लिए कार्य स्थलों को भण्डारण स्पाम 

के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा । 
19. भरण पर निबंधन : 
( 1 ) रिडत सिलेण्डर में कोई स्थायी उच्च दाब द्रवणीय गैस या 

अत्यन्त विषाक्त गैसों , जैसे , बोरन , दाइक्लोराइड , कार्योनील 
क्लोराड, ( फासजीन ) , क्लोरीन ट्राइक्लोराइड , सायनोपन 

सोराइड , हाइड्रोजन सायनाइड , हाइड्रोजन क्लोराड, 
हाइड्रोजन सल्फाइट नहीं भरी आएगी । 


[ भाग II - Nण्ड 3 (1 ) 
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24. सिलेगर का स्वामिस्त : 

संपीडित गैस से भरे सिलेबर का परिवहन तब तक नही किया जाएगा 
जब तक कि उने मिलेपर के स्वामी ने या उसकी सहमति से न भरा 
गया हो । 
25. तिलेपारोको पुर्न -परीक्षण : 

सिलेण्डरों को , जिसके नियतकालिक पुमपरीक्षण का समय मा गया है , 
नर तफ मरा नहीं जाएगा और उसका परिवहन नहीं किया जाएगा जब 
तक ऐसा पुम-परीक्षण ठीक अंग से नहीं कर लिया जाना । 
26. स्वामी का प्रमिस: 

सिलेण्डर का स्वामी सिलेण्डर की प्रायु पयर्यान्त प्रत्येक सिलेण्डर की 
पामा निम्नलिखित जानकारी का अभिलेख रखेगा: 

( 1 ) सिलेण्डर के विनिर्माता का नाम और पूर्णन समांक ; 
( 2 ) विमिरेग संमांक , जिसके अनुसार सिलेण्डर का विनिर्माण हुमा 


( 3 ) मूल द्रवस्मैतिक जांच/ यस्पैतिक प्रतिबल जांच की तारीख 
( 4 ) मिलेर विनिर्माता का जांच एवं निरीक्षण प्रमाणपत्र ; 
( 5) मन्य नियंत्रक द्वारा अनुक्त अनुमोदन पत्र का संम्पाक और 

तारीब । 
27. सिगारों का रूपान्तरम : 

विशिष्ट गैस से भरे जाने के लिए अभिकल्पित मोर अनुमोषित गैस 
सिलेण्डर , किसी अन्य गैस के भरने के लिए उपयोग में तब तक नहीं लाए 
जाएंगे जब तक कि मुख्य नियंत्रक का विशेष अमुमोदन प्राप्त न कर लिया 
जाए । 


( 21 कोई भी सिलेण्डर, जिसका प्रयोग एक बार कोयला गैस के 

भण्डारण और परिवहन के लिए किया जा भुका है , अन्य 

किसी गैम के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा । 
( 5 ) किसी भी सिलेमर में ऐसी कोई गैस नहीं रहेगी जिमका 

रासायनिक तौर पर मिलेण्डर से मंयोजम हो सकता है और 

इम प्रकार उमकी प्रयोग्यता में प्रातरा उत्पन्न हो ममता है । 
20.सिगारों कामगारण : 
( 1 ) सिलेण्डरों का भलारण ठंछे, शुष्क , प्राच्छादित , भली प्रकार 

संवातित स्थलों में , बायलरों, बुली लो , पाप पाइपों या किसी 
ताप के विमण उगम मे दूर रखा जाएगा और ऐसे भण्डारण 

के स्थानों तक सरलता से जाया जा सके । 
( 2 ) माहार-कक्ष और रोड, तापरोधी निर्माण होंगे । 
( 3 ) पतली वीपाल पाले सिलेण्डर, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस 

सिलेण्डर और पिलीन गैस मिलेपर लिटा कर नहीं रखे 

जाएंगे । 
( 4 ) ज्वलनशील और पिपली गैसों से भरे सिलेपार एक दूसरे 

से मलग रखे जायेंगे और अन्य प्रकार की गैसों वाले सिलेण्डरों 
से पर्याप्त दूरी पर या उपयुक्त विभाजक दीवार द्वारा अलग 

से जाएंगे । 
( 5 ) सिलेपर ऐसी परिस्थितियों में नहीं रखे जाएंगे कि ये संसारित 

हो सकें । 
( 6 ) सिलेवारों का दाय सामग्री के साष भण्डारण नहीं किया 

जाएगा । 
( 7) बाली सिलेण्डरों को भरे सिलेबरों से अलग रखा जाएगा 

पौर म्याम यह रखा जाएगा कि सभी पाल्य कस कर बंद 

कर दिए जाएं । 
21. विजुत पक्षियापन : 

सिलेण्डर में ज्वलनशील गैसों के भरण ५ भण्डारण के परिसरों में 
समस्त निचुत मीटर वितरण बोर्ड , स्विच , फ्यूज प्लग और सामेट , नियुप्त 
स्विरसम्प , सुपाहूय है लैम्प और मीटरें , भारतीय मानक विनिर्देशों या 
मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अन्य विनिर्देशों के अनुरूप तथा बालासह 
प्रकार के होंगे और उन्हें प्रभावी तौर पर भूसंपक्षिप्त किया जाएगा । 
22. गैस की सुमताः 
( 1 ) संपीमित गैसें ऐसी मसूयतामों से मुक्त होंगी जो सिलेण्डर की 

धातु को संभारित कर सकती है या जो उसके साथ विस्फोटक 
पदार्प बना सकती हैं या जो गमों को अपटिन या 

बिस्फोटित कर सकती है । 
( 2 ) गैसें यथासंभव सुष्क रहेंगी पोर जल द्रवित गैस को 0° सेंटीग्रेड 

तक जा किया जाए तो जलीय प्रवस्था के अलग होने की 

कोई संभावना न हो । 
( 3 ) किसी सिलेबर में गैस, जैसे कार्बन मोनोपाक्साइड, कोयला 

गैम, हाइड्रोजन या मिपेन, भरने के पूर्व गैस को हाइड्रोजन 
मल्फाइड और अन्य गंधकीय पशुचिया से यथा माज्य मुक्त 
रखा जाएगा | गैस के सामान्य ताप पोर दाब पर पासा 

(0 . 02 पन प्राम मीटर से कम होगी । 
23. अग्नि प्रभावित सिलंगर : 

अग्नि प्रमापित सिलेण्डर का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा 
जब तक कि उसकी उचित परीक्षा और पीय द्रवस्पैतिक प्रतिमल की 
जांप न की हो गई हो । यदि यह डर है कि अग्नि के ताप किया के 
कारण सामग्री में हानिकर संरचनात्मक परवर्तन हो गए हैं, तो सिलेण्डर 
का अधित उम्मोपचार किया जाएगा और उसके बाद सिलेण्डर को उपयोग 
में लाने के पूर्व, द्रवसतिफ जांच या वस्पेतिक प्रतिबल जांच की जाएगी 


प्रम्बाब - 3 
सिलेगरों का प्रावास 

भाग - I 

तावारण 
28. गैस सिसमारों के प्रायात के लिए अनुमति : 

कोई भी व्यक्ति संपीडित गैस भरने या भरे जाने के लिए प्राशयित 
किसी सिलेण्डर का इन नियमों के अधीन अनुशात अनुवाप्ति की शर्तों के 
प्रधीन और उनके अनुसार के मियाय प्रायान नहीं करेगा । 


भाग - II 

समुा मार्ग से पायात 
29 . बलयान के मास्टर वारा या जलपान के अभिकर्ता शारापोवना : 
( 1 ) भारत में प्रायात के लिए संपीड़ित गैसों से भरे सिमेणारों का 

अहन करने वाला प्रत्येक जलयान का मास्टर या ऐसे जलयान 
का अभिकर्ता, पत्तन पर उसके प्रामयित मागमन से कम से 

कम 48 घंटे पूर्व पसन के संरक्षक को सूचना देगा । 
( 2 ) ऐसे मिलेण्डरों का वहन करने वाले प्रत्येक जलयान का मास्टर 

किसी पत्तन में प्रवेश के पूर्व , स्व -सम्माक्षरित एफ लिखित 
घोषणा प्रम्प "क " में वेगा : 

परन्तु यदि ऐसे जलयान का अभिकर्ता उपनियम ( 1 ) 
में उल्लिक्षित स्व -हस्ताक्षरित लिविस घोषणा दे देता है तो 

जलयाम के मास्टर द्वारा ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी । 
( 3 ) पाइलट उपनियम ( 2 ) के अधीम प्रदत्त प्रत्येक पोषणा, अविलंब 

पनन के मरमाक को सौंप देगा और संरक्षक समस्त प्राप्त 
पोषणाएं पत्तम के सीमा शुल्क कलक्टर को यथाशीघ्र भेज देगा । . 
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30. पायात के लिए अनुमति का पेश किया जाना : 

प्रत्येक म्पमित जो , मपीड़ित गैस से भरे या भरने के लिए प्राशियत , 
सिमेवरों का पायात करना चाहता है , व्यक्तिगत तौर पर या अपने 
अभिकर्ता के माध्यम से , सीमा शुल्क कलक्टर को ऐसे गैस सिलेण्डरों के 
मायात के लिये अपनी अनुशाप्ति पेश करेगा । 


31. सीमा शुल्क कलक्टर को प्रमा : 
( 1 ) मायात किया गया मिलेण्डर, सीमा शुल्क कलस्टर की अनुशा 

के बिना उतारा नहीं जाएगा । 
( 2 ) यदि मीमा शुल्क अधिकारी का समाधान हो जाता है कि गैस 

सिलेण्डरों का विधित: प्रायास किया जा सकता है तो वह 

उसकी उत्तराई की अनुज्ञा प्रदान करेगा । 
( 3) इस नियम की कोई बात सीमा शुल्क कलक्टर की , तत्समय 

प्रवृत्त किसी विधि के अधीन , गैस सिलेण्डरों को रोक रखने 
की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालती है । 

भाग - - III 

भूमार्ग से प्रामात 
32. भूमार्ग से प्रायातः 
___ संपीडित गैस से मरे गैस सिलेण्डरों का मार्ग से मायास तभी किया 
जाएगा जब कि प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार ने पूर्व मंजूरी दे दी हो 
पौर भायात ऐसी शो तथा निबन्धनों के अधीन किया गया हो जो वह 
अधिरोपित करे। 

भाग IV 

जायमार्ग से प्रापात 
33. वायुमार्ग से मायात 
____ संपीडित गैस से भरे सिलेवार का वायुमार्ग से प्रायात सभी किया 
जाएगा जब प्रत्येक मामले में , भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राषि 
करण ने पूर्व मंजूरी दे दी हो । 

अध्याय - IV 

सिलेपारों का परिवहन 
34. पान द्वारा सिलैयारों का परिवहन : . 
( 1 ) किसी संपीडित गैस से भरे सिलेण्डर बायसिकल या अन्य दो 

पहियों वाले यात्रिफ यान द्वारा परिवहन नहीं किए जाएंगे । 
( 2) सिलेण्डरों का इस प्रकार परिवहन किया जाएगा कि वे यानों 

के जिसमें उनका परिवहन किया जा रहा है, पीतिण समतल 

में , पार्षी या छोरों के बाहर न निकलें । 
( 3) यान के अंदरी भाग में कोई तीक्ष्ण प्रक्षेप नहीं होगा । 
( 4 ) सिलेण्डरों को थान में पर्याप्ततः सुरक्षित रूप में रखा जाएगा 

जिससे कि वे यान से न तो गिरें और म उनकी धुरी तरह 
परा उठाई हो , न उन्हें अत्यधिक धक्के लगें पोर म उन पर 

स्थानीय प्रतिबल लगे । 
( 5 ) मान में परिवहन किए जा रहे सिलेण्डर प्रवरुप ले जायेंगे 

या पीतल से माले जाएंगे और इस प्रकार सुरक्षित रखे जाएंगे 
कि इन्हें हिलने, एक दूसरे पर प्राधान करने या गिरने से 

बचाया जा सके । 
( 8 ) संपीमित गैस से भरे सिलेण्डरों का परिवहन, उच्च ज्वलनशील 

या संक्षारक प्रकृति की किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं किया 

जाएगा । 
38. परिवहन परनिग्धन : 
( 1 ) ग्वलनशील गैसों से भरे सिलेण्डरों का परिवहन , किसी अन्य 

प्रकार की संपीड़ित गैस से भरे सिलेण्डरों के साप नहीं किया 
जाएगा । 


( 2 ) विधली पार संक्षारिफ गैस से भरे मिलेण्डरों का परिवहन 

किसी पाप पवार्ष के साथ नहीं किया जाएगा । 
36. परिवहन के लिए लाई मोर उतत : 
( 1 ) संपीरित गैस से भरे सिलेण्डरों की सदाई या उत्तराई में कोई 

उत्पापन चुम्बक का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) यदि ऐसे किसी कार्य को क्रेन या फा लिफ्ट ट्रक द्वारा किया 

जाता है तो मैन पा नार-रस्सी स्लिगों का प्रयोग किया 

जाएगा । 
37. परिवहन के दौरान पाल्वों की सुरक्षा : 
( 1 ) परिवहन करते समय संपीहित गैस से भरे प्रत्येक सिलेण्डर का , 

वाल्व , उपनियम ( 2 ) पौर ( 3 ) में भताए गए अनुसार 
पति से बचाए जाएंगे फिन्तु तब नहीं जब उन्हें पेटी में या केट 

में सुरक्षिस रूप में पैक कर दिया गया हो । 
( 2 ) जहां सिलेण्डर को रिजाइन में सिलेण्डर की सतह से पूर्णत: 

मीचे धास्व नहीं दिया गया है वहां मुख्य नियंत्रक द्वारा 
अनुमोदित धातु की एक मजबूत टोपी, धातु के ढक्कन या 
सुरसारमक धातु की रिंग या ग्रिल की व्यवस्था की जाएगी । 
जिजाइन इस प्रकार की होगी, कि टोपी या समकम या रिंग या 

ग्रिल कहीं भी गाल्व या वाल्योग के प्रासपास न हो । 
( 3 ) जहाँ अत्यन्त विषैली गैसों से , जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, फासजीन 

साइनोजन, साइनोजन क्लोराइड गैसों के सिवाय अन्य गैसों 
से भरे सिलेण्डरों से भिन्न सिलेण्डरों में धातु के उक्कम या 
धातु टोपी वी गई है, वहाँ उसमें ऐसे प्राकार के निकास 
की व्यवस्था की जाएगी कि जिससे टोपी मा हमकन के 

अन्दर गैस-दाय को रोका जा सके । 
( 4) मस्यन्त विषैली गैसों से , जैसे हाइड्रोजन साइनाइट, फासजीन, 

साइभोजन , साइनोजन क्लोराइड गैसों से, भरे सिलेण्डरों के 
पाल्ब गैसरोधी धातु की टोपियों या बरकनों से सुरक्षित 

रखे जाएंगे । 
( 5 ) चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए 5 लिटरों से अधिक जल ममता 

पासे प्राक्सीजन या नाइट्रस पाक्साइड से भरे मिलेण्डरों में उपनियम 

( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) की कोई बात सागू नहीं होगी । 
38. रिसने वाले सिलेण्डर : 
( 1 ) कोई भी व्यमित रिसने वाले मिलेण्डर को न तो पेश करेगा , 

और न उसका परिवहन करेगा । 
( 2 ) यदि ज्वलनशील या विषैली गैस से भरा सिलेणार , परिवहन के 

पौरान रिसने लगता है तो उसे तुरन्त ऐसे किसी अलग खुले 
स्थान में ले जाया जाएगा जहाँ प्राग लग जाने की कोई 
संभावना न हो , और परिवहन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति , 
ययास्पिति, सिलेण्डर भरने वाले या प्रेषक से सलाह के 
लिए संपर्क स्थापित करेगा । 

प्रध्याय 5 

सिलेगारों की परीक्षा और जांच 
39. सिलेणारों की परीक्षा एवं जांच का प्रावर्तन : 
( 1 ) कोई भी व्यक्ति , किसी सिलेण्डर में संपीड़ित गैस तब तक 

नहीं भरेगा जब तक कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा जारी की गई 
संहिता में विनिविष्ट या मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित स्प 
में अनुमोवित अवधि के भीतर सिलेण्डर की परीक्षा और 
यथास्थिति , अवस्पैतिक जांच या अवस्थैतिक वृद्धि जाँच तथा 

इस अध्याय में वी गई पम्प जांच नहीं की जा चुकी है । 
( 2 ) कोई भी जाम स्टेशन जो सिलेण्डरों की नियतकालिक जांच और 

परीक्षा करने के लिए मान्यताप्राप्त करना चाहता है, अनुसूची 
4 में दी गई सुविधामों की व्यवस्था करेगा । 
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4 . जांच के लिए सिलेपारों की दशा : 

आप के लिए सिलेण्डरों को पहले खाली किया जाएगा । सिलेण्डर की 
स की प्रकृति से सम्बड खतरों को ध्यान में रखते हुए,सिलेण्डर की अन्तर्वस्तु 
को सुरक्षित ढंग से खाली किया जाएगा । जिन सिलेण्डरों में विषैली 
या हानिकर गैसें भरी हैं या जो उनसे संदूषित हो चुके हैं, उन्हें विशिष्ट 
प्रकार की गैस को संभालने के लिए उचित रूप से सज्जित और पर्याप्ततः 
अनुभवी जांच स्टेशन ही खाली करेंगे । 
41. अपस्मैतिक पौर प्रवस्थतिक प्रतिबल जांच करने के पूर्व सिलैणरों का 
निरीक्षण : 
( 1 ) द्रवस्थैतिक और व्रवस्थैतिक प्रतिबल जांच करने के पूर्व प्रत्येक 

सिलेण्डर को , वाष्पीय सफाई द्वारा या प्रमुमोदित विलायकों 
द्वारा भली प्रकार साफ किया जाएगा । यदि सिलैण्डरों का 
पान्तरिक भाग जंग या अन्य बाहरी वस्तु से प्रभावित हो 
गया है तो उसे निम्नलिखित किसी एक बंग से साफ किया 
जाएगा, अर्थात् : - - 
( क ) प्रनुमोवित स्फोटम, घूर्णी तार से प्रश करना ; 
( स ) मट्टी में 300° सेंटीग्रेड से अनधिक तापमान पर , एक 

घंटे से अनधिक अवधि के लिए, पूर्णज्वलन उपचार 
जिसके पश्चात् निकले सभी जंग या बाहरी अन्य वस्तु 
को बाष्पीय सफाई या अनुमोदित विलायकों से धोकर 

हटा दिया जाएगा । 
( 2 ) सफाई के बाद सिलेण्डरों के मतही दोषों के लिए उनकी 

बाहरी और यथासाध्य प्रान्तरिक जांच भारतीय मानक 
संस्थान द्वारा जारी किए गए पाचरण संहिता या मुख्य नियंत्रक 
द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित संहिता के अनुसार की 

जाएगी । 
42. बस्पैतिक अवस्थैतिक वृद्धि जांच : 
( 1 ) स्थायी गैसों, उच्च बाब वणीय गैसों और समस्त संक्षारिक 

गों के लिए उपयोग ले में लाए जाने वाले सिलेण्डरों के लिए : 
( i ) मा० मा० 5844 के अनुसार सिलैण्डरों की प्रयस्थ 

तिक वृद्धी जांच की जाएगी । सिलैजार में लगाया 
गया जांच दाम , कम से कम 30 सैकंड तक बनाया 

रखा जाएगा । 
( ii ) जाच बाब लगाए जाने से सिलेण्डर में हुई स्थायी वृद्धि 

में कमी निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी , 

प्राप्त : 
( क ) प्रसंक्षारिक गैसों के लिए 20 जांच के दौरान हुई कुल वृद्धि का 10 

लिटर से कम जल धारिता वाले प्रतिशत । 
सिलेण्डरों के मामले में । 
( ख ) अन्य मामलों में - - जांच के दौरान हुई कुल वृद्धि का 

10 प्रतिशत या सिलेण्डर के मूल 
आयतन का 1 / 5000वां भाग , 
इनमें से जो भी कम हो । 


विकृति का पता लगता है तो उसे जांच में असफलता 

का मामला माना जाएगा । 
( 3 ) जैसे ही आप पूरी हो जाए, सिलगार को अन्दर से पूर्णत : 

शुष्क कर दिया जाएगा और गले के छोर पर ऐसे चिन्हों 
और अंकों की स्टाम्प लगा दी जाएगी जिससे जांच करने 
घाले व्यक्ति और जांच की तारीख का पता लग सके । 
जिस व्यक्ति के द्वारा जांच की जाएगी उसका फोन चिन्ह 

मुख्य नियंत्रफ के पाम रजिस्ट्रीकृत रहेगा । 
43. सिलेण्डरों को नष्ट करना : 
( 1 ) यदि कोई सिलैण्डर नियताकालिक परीक्षा या जांच में असफल 

हो जाता है या जिसका खाली वजन 5 प्रतिशत कम हो 
जाता है या जो किसी अन्य दोष के कारण उपयोग के लिए 
असुरक्षित पाई जाती है तो उसे चाटीकरण के द्वारा पूर्णतः 
नष्ट कर दिया जाएगा या उसके इस ढंग से टुकड़े कर दिए 
जाएंगे कि टुकड़े की बल्ड करके या अन्यथा जोड़कर पुन: 

सिलैण्डर न बनाया जा सके । 
( 2 ) सिलैण्डर नष्ट करने के पूर्व उसके सभी चिन्हांकन विकृत 

कर विए जाएंगे । 
( 3) ऐसे सिलेण्डरों का इतिवृत्त बन्द कर दिया जाएगा और एक 

वर्ष के लिए अभिलेख में रखा जाएगा । ऐसे बंद किए गए 
इतिवृत कारों के विवरण की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक को लिखित 
रूप में प्रत्येक वर्ष जनवरी , अप्रैल , जुलाई और अक्टूबर की 

एक तारीख को भेजी जाएगी । 
( 4) जिस सिलेण्डर को किसी गैस के जनन से या भण्डारण , 

परिवहन और संपीडित गैस के उपयोग से , भिन्न किसी 
प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो इन नियमों 
के पर्थ में उसे इस प्रकार प्रयोग के लिए नष्ट कर दिया गया 
और अनुपयुक्त समझा जाएगा । 


44, जांच का अभिलेख : 

किसी जांच स्टेशन पर , परीक्षण एवं जांध किए गर सिलण्डरों का 
पूरा मभिलेख रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित म्यौरा दिया जाएगा , 
मर्थात् : 

( क ) सिलेण्डर के विनिर्माता और रजामी का नाम ; 
( ब ) घूर्णन संख्यांक ; 
( ग ) विनिर्देश जिसके अनुरूप सिलेण्डर है ; 
( घ ) मूल प्रवस्थैतिक/ वैस्थैतिक वृद्धि जांच की तारीख : 
( 1 ) विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और प्रमाणपत्न , यदि 

उपलब्ध है ; 
( म ) जांच दाब ; 
( छ ) उच्चतम कार्यकरण बाब ; 
( अ ) जल धारिता ; 
( स ) खाली वजम ; 
( अ ) मिनिडर पर अंकित ग्याली वजन में हुआ परिवर्तन, यदि कोई 

है और वास्तविक खाली वजन ; 
( ट ) सिलेण्डर शैल की दशा ; 
( 8 ) गैस का नाम ; 
( अ ) फिट किए गए वाल्व का प्रकार, और 
( स ) टिप्पणी , यदि कोई है । 

उपरोक्त ब्यौरों से प्रत्येक सिलेण्डर का इतिवृत्त कार्ड बनाया जाएगा 
और उसमें समय-समय पर होने वाले समस्त परिवर्तनों को दर्शाया जाएगा । 


( 2 ) निम्नवाब प्रसंक्षारक गोय हों वाले सिलेगरों के लिए : 
(i ) सिलण्डरों की मा० मा० 5844 के अनुसार नान 

जैकेट कंग से द्रवस्थैतिक जांच की जाएगी किन्तु आंध 
के दौरान आयतनी , परिवर्तनों की माप आवश्यक 

महीं है । 
( ii) जोच वाब कम से कम 30 संकण्ड के लिए बनाए 

रखा जाएगा यदि ऐमी अवधि के दौरान दाब में किसी 

कमी का या किमी रिमन का या दृश्य उभार या 
548 GI/79 - 2 
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अध्याय - 6 

गिलीत एसिटिलीन गैस सिलैगार 
45. वि०ए० सिलेण्डरों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं : 

विलीन एसिटिलीन गैस सिलेण्डरों के संबंध में निम्नलिखित 
प्रतिरिक्त अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए, अर्थात् :- - 
( 1 ) सिलैण्डर को जिसमें एसिटिलीन संपीड़ित की जाती है, सरंध्न 

पवार्थ यथा संभव पूर्णतः भर दिया जाएगा । 
( 2) पदार्थ की संरंध्रता किसी भी मामले में 92 प्रतिशत से अधिक 

और 75 प्रतिशत से कम नहीं होगी । 
( ३) उपयोग में लाए जाने वाले किसी विलायक की एसिटिलीन 

गैस या संरंध्र पदार्थ या सिलैपर की धातु से रासायनिक 

त्रिया संभव न हो । 
( 4 ) यदि एसिटोन विलायक के रूप में उपयोग में लाई जाती है 

तो वह भा० मा० 170 की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी 
पाहिए । घोल में गैस सहित एसिटोन की मात्रा इतनी होगी 
कि सिलेण्डर भा० मा० 7312 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त 

जांचों की अपेक्षाओं की पूर्ति करती हो । 
सिलेण्डर में भरी जाने वाली एसिटोन की प्रधिकतम माना, सरंध्र 
पवार्य के सरंध्रता और सिलण्डरों के मायतनी घारिता के अनुपात में 
निम्नलिखित रूप में होगी :-- - 


संरंध्रता प्रतिशत 


मायतन के हिसाब से सिलण्डर की 
जल धारिता में अधिकतम एसिटोन 

मंश का प्रतिशत 


- - - - - - 


- 


9 लिटर से अनधिक १ लिटर से अधिक 
अंमिस जल पारिता अंकित जल पारिता 
वाले सिलैण्डरों के वाले सिलैण्डरों 
लिए 

के लिए 


संपीडित एसिटिसीन " सच और निम्नलिखित चिन्हांकम 
स्थायी और सहजयस्य रूप में चिन्हित किए जाएंगे , मतिः 
( क ) विनिर्मातामों का क्रमांक सपा पहचान चिन्ह ; 
( ब ) मानक का संख्यांक ; 
( ग ) जांच दाम ; 
( भ ) अवस्थैतिक वृद्धि जांच की तारीख सपा अहां जांच की 

गई है उस स्थान का फोर चिन्ह ; 
( 8 ) संरंध्र पवार्य के भरण की तारीख ; 
( च ) जल धारिता ; 
( छ ) उष्मोपचार की प्रकृति को पनि बाला संकेत चिन्ह ; 
( अ ) सरंध्र पवार्थ की पहचान ; 
( स ) खाली वजन ; 
( अ ) निरीक्षक का शासकीय पिम्ह ; और 

( ट ) अधिकतम गैस पारिता । 
46. बि० ए० ( जी०ए० ) मिलेगारों के भरण पर निबन्धन : 

कोई भी व्यक्ति किसी सिलेण्डर में एसिटिलीन तम तक नहीं भरेगा 
जब तक कि उसके पास ऐसे सिलेण्डर का पूरा विवरण और पूर्व इति 
वृत्त नहीं है और अन्यथा उसने अपने पापको इस बाबत पाश्वस्त नहीं कर 
लिया है कि सिलेणार इन नियमों की अपेक्षामों के अनुरूप है । 
47. वि०ए० ( डी०ए० ) सिलेण्डरों को भरने से पूर्व परीक्षा : 

मिलेण्डर में एसिटिलीन भरने से पूर्व उसे देखकर उसकी पूर्णत: 
परीक्षा की जाएगी, किन्तु यह तब जब सिलैण्डर का इतिवृत्त यह दर्शाता 
है कि उसकी पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की परीक्षा नहीं हुई है मौर 
उसी समय वाल्व हटा दिए जाएंगे और सिलैण्डर की ग्रीवा पर संरंध्र 
पदार्थ की स्थिति सुनिश्चित की जाएगी । यदि सिलेण्डरों में 
शिथिल संरंध्र पदार्थ भरा जाना है तो नियतकालिक परीक्षा की यह अवधि एक 
मर्ष होगी । 
48. एसिटिलीम के संपीड़न के लिए अनुमति : 
___ मुख्य नियंत्रक द्वारा मनुशप्त परिसरों में ही एसिटिलीन का संपीड़न 
किया जाएगा । 
49. वि०ए० ( ०ए० ) सिगारों का अभिलेख : 

सिलेण्डरों में एसिटिलीन भरने वाली प्रत्येक फर्म अपने द्वारा मरे 
गए प्रत्येक सिलैण्डरों का अभिलेख रखेगी । प्रभिलेख में निम्नलिखित 
जानकारी होगी, अर्थात् : 

( क ) सलेण्डर के प्रत्येक भरण की सारीख ; 
( ब ) विलायक डाले जाने की तारीख ; 
( ग ) वह तारीख जिसको नियम 47 में दिए अनुसार सिसैण्डर 

की पूर्णत : परीक्षा हुई है, ऐसी प्रत्येक परीक्षा के परिणाम 
मौर ऐसी परीक्षाएं करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रथम 
भार फर्म द्वारा जारी किए गए मिलण्डरों के मामले में , 
मरंध्र पवार्थ और एसिटोन या अन्य विलायक सहित मिलेण्डर 
का टैपर वजन ; विलायक की प्रकृति और मिलेण्डर में 

मनुशात अधिकतम वाब । 
पभिलेख मुख्य नियंत्रक और विस्फोटक नियंत्रक के निरीक्षण के लिए 
खुले रहेंगे । 
50. मिरर (डी०ए० ) सिलवारों पर लेजल लगानाः 

नियम 10 के उपनियम ( 2) में दी गई विशिष्टियों के अतिरिक्त 
प्रत्येक घिलीन एसिटिलीन सिलेण्डर पर एक चेतावनी पन लगाया जाएगा 
जिसमें निम्नलिखित प्रतिरिक्त विशिष्टियां दी जाएंगी , अर्थात् : - - 
( क ) वह तारीख मिसको सिलेण्डर में गैस अन्तिम बार भरी गई 

है ; और 
( ब ) भरी गई गैस क . वन । 


34. 8 
37. 1 


36 . 2 
38. 6 


75 से अधिक किन्तु 80 से अमधिक 
80 से अधिक फिन्तु 83 से अनधिक 
83 से अधिक किन्तु 87 से अनधिक 
87 से अधिक किन्तु 90 से अनधिक 
20 से अधिक किन्तु 92 से अनधिक 


38 . 5 


40 . 0 


38 . 5 


41 . 8 


42. 0 
43. 4 


( 5 ) सिलेण्डर के वाल्वों के संघटकों में 80 प्रतिशत से अधिक 

ताम्बा नहीं होगा । 
( 8 ) 15° सेंटीग्रेड के सापमान पर , सिलेण्डर में दाम 

16 के० जी० एफ० / सें . मी० से अधिक नहीं होगा । 
( 7 ) संरंध्र पदार्थ के मरे आने से पूर्व 60 के० जी० एफ० / 

सें . मी० से अन्यून के वाब पर प्रत्येक सिलेण्डर की जांच 
की जाएगी । इस दाब को 53 के० जी० एफ० / ७० मी०३ 
तक हटाया जा सकता है, यदि सिलेण्डर में संलग्नीय 
प्लग लगा है । कोई भी सिलैण्डर, जो द्रवस्थेतिक वृद्धि 
की अधि के दौरान कुल वृद्धि के 7- 1/ 2 प्रतिशत से अधिक 

स्थायी वृद्धि दर्शाता है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 
( 8 ) यदि सुरक्षा मोचन युक्तियां लगी हैं, तो वे 53 के . जी . 

एफ० /सें . मी . से अन्यून के वाब पर या 105° सेंटीग्रेड 

+ 5° सेंटीग्रेड के सापमान पर प्रचालित होंगी । 
( 9 ) प्रस्पेक सिलण्डर पर या उस पर सोल्डर की गई पीतल की 

प्लेट पर विनिर्माता का नाम और " संरंध्र पवार्य में ठीक से 
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प्रध्याय 


मरण पोर का 
51. भरण पोर करने के लिए अनुमप्ति : 
( 1 ) इन नियमों के अधीन मनुदत अनुशप्ति के अधीन पौर उसकी 

शों के अनुसार पर के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सिलैणार 
में न तो संपीडित गैस भरेगा पौर न संपीडित गैस से भरा 

सिलेण्डर प्रपने कब्जे में रखेगा । 
( 2) अनुशप्त परिसरों में , सिसैण्डरों के भरण और कम्जे से संबं 

धित संगियामों के लिए अनुशप्तिधारी जिम्मेदार होगा । 


55. अनुन प्ति के लिए प्रस्तावित परिसर के विमिवंशों और रेणको का 
पूर्वानुमोचन : 
( 1 ) किसी संपीड़ित गैस को किसी सिलेण्डर में भरने और भण्डारन 

की अनुमप्ति अभिप्राप्त करने का इछुक प्रत्येक व्यक्ति मुल्य 
नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा , 
(i ) विनिर्देश और पैमाने पर स्खोंचे गए रेखांक तीन 

प्रतियों में होंगे जिनमें निम्नलिखित बातों का स्पष्टतः 
उल्लेख किया जाएगा : -- 
( क ) वह खंग जिसमें इन नियमों में पिहित उपबन्धों 

का पालन किया जाएगा । 
( ख ) अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर, जिसका 

क्षेत्रफल रंग द्वारा या चिन्हांकन द्वारा स्पष्टत : 

दर्शाया जाएगा । 
( ग ) जिन सुविधाओं के लिए अनुशप्ति का प्रस्ताव है, 

उनके पासपास चारों ओर 100 मीटर क्षेत्र । 


52. कुल मामलों में भरण पोर करने के लिए अनुमप्ति को प्रापश्यकता 


नियम 51 में किसी यात के होते हुए भी , निम्नलिखित के लिए 
अनुशप्ति मावश्यक नहीं होगी, अर्थात् : --- 


( क ) किसी प्रयोग या जांच या श्वसन के प्रयोजन के लिए एक 

सिलेण्डर से दूसरे सिसैण्डर में थोड़ी संपीड़ित गैस भरने के 

लिए ; 
( ब ) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार बहन के प्रयोजन के लिए 

संपीड़ित गैस से भरे किसी सिलेण्डर को बाहक या अन्य 

व्यक्ति धारा कब्जे में रखे जाने के लिए ; 
( ग ) निम्नलिखित से भरे सिलेण्डरों को फम्शे में रखने के लिए 

अर्यात् : - - 
( 1 ) द्रवित गैस, जब गैस की कुल मात्रा किसी एक समय में 

100 कि० ग्रा० से अधिक नहीं है । 
( 2 ) कोई अन्य ज्वलनशील किन्तु अविषैली गैस जब कि 

किसी एक समय में ऐसो गैस से भरे मिलेण्डरों की कुल 
संख्या 15 से अधिक नहीं है या गैस का कुल वजन 
125 किलोग्राम से अधिक नहीं है, इनमें से जो भी कम है ; 


( 3 ) फोई प्रग्वलनशील पवियली गैस , जब फिसी एफ समय 

में , ऐसे सिलेण्डरों की कुल संख्या 50 से अधिक नहीं 


( 4 ) फोई विषैली गैस , जब ऐसे सिलेण्डरों पी फुल संख्या 

फिसी एक समय में 5 से अधिक नहीं है । 


( ii ) 50 रुपए संवीक्षा शुल्क, जो नियम 72 में विहित ढंग 

___ में संवत् की जाएगी । 
( 2 ) विनिर्देशों और रेखांकों की संवीक्षा करने के पश्चात् पौर 

ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यदि मुख्य 
नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित परिसरों 
में इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार संपीडित गैस का भरण 

और भण्डारण किया जाएगा तो वह प्रावेदक को समस्त 
विनिर्देशों और रेखाकों को एक - एक प्रति हस्ताक्षर करके 
पापस कर देगा और अपनी मंजूरी ऐसी शर्तों पर जैसी कि 

बह विनिर्दिष्ट करे, सूचित करेगा । 
58. अनुमप्ति पशुपत करना : 

अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट फीम संवत्त करने पर इन नियमों के 
अधीन मुख्य नियंत्रक अनुज्ञप्ति अनुवस कर सकेगा । 
57. अनुराप्ति केलिए प्राओवन : 

इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या नवीकरण का 
इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को एक लिखित भावेदन - - 
( क ) यदि यह प्ररूप "प " से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति के लिए है , 

प्रक्ष्प " " में देगा ; भोर 
( ख ) यदि यह प्ररूप " : " या प्ररूप " प " से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति 

के लिए है, प्ररूप "ग " में देगा । 
58. वह प्रधि जिसके लिए प्रसार की जा रही है या उत हा पुनः 

मयीकरण किया जा सकता है : 
( 1 ) संपीड़ित गैस के भरण या भरण के लिए प्रायिन मिलेण्डरों 

के अायात के लिए प्ररूप " घ " में अनुशाप्ति उतनी अवधि के 
लिए अनुदस की जा सकती है जो मुखम नियंत्रक शावश्यक 
. समझे किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष की होगी । 
( 2 ) संपीड़ित गैसों के भरण और भण्डारण के लिए क्रमशः प्रका 

" : " या प्रम " " में मनुज्ञप्ति , जो इन नियमों के अधीन 
मनुदत्त की जाए या नवीकृत की जाए, उस वर्ष के मार्च के 
इक्तीसवें दिन पर्यन्त प्रवृत्त रहेगी जिस वर्ष तक के लिए 
मनुप्ति अनुदत्त की गई है या नवीकृत की गई है, किन्तु 

ऐसी अवधि मधिक से अधिक तीन वर्ष की होगी । 
( 3) उपनियम ( 2) में किसी बात के होते हुए भी , जहां मुख्य 

नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि अनुप्सि किसी 
विशिष्ट कार्य के लिए अपेक्षित है जिसके उस वर्ष को , जिस 
वर्ष तक के लिए अनुप्ति मनुदत्त की गई है, या नवीकृत 


53. भरण परनिधन : 

कोई भी व्यक्ति किसी सिलेण्डर में कोई संपीडित गेरा तब तक नहीं 
भरेगा जब तक कि सिलैण्डर और उसका वास्ष या अन्य फिटिंग---- 
( क ) नियम 3 के अनुसार मनुमोदित प्रकार पीर मानक की नहीं 

हैं पीर भरण के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्टतः 

मनुमोदित नहीं हैं । 
( ख ) नियम 41 और 42 में विनिर्दिष्ट परीक्षा एवं जांच में 

ठीक पाए गए हैं । 
( ग ) नियम 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अनुरूप है । 


54. कार्यकरण वाय पोर भरण प्रपात : 
( 1 ) स्थायी गैस से भरे किसी सिलैण्डर में कार्यकरण और प्रान्तरिक 

वाब, जांच दाब के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा । 
( 2 ) द्वषणीय गैसो से भरे सिलगर, पा . मा० 3710 में मिनि 

दिष्ट भरण अनुपात से अधिक नहीं भरे जाएंगे । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 
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की गई है, 31 मार्च तक पलने की सम्भावना नहीं है, तो 

मनुमाप्ति सिलबरों में संपीरित गैस के भरण और 
वह उतनी अवधि के लिए जितनी पावश्यक हो , अनुशप्ति 

भण्डारण के लिए अनुवत्त की गई है तो प्ररूप " ग " 
अनुक्त्त कर सकता है या नवीकृत कर सकता है । 

में , सम्यक् रूप से भरा गया तथा हस्ताक्षरित एक 

आवेदन ; 
59. अमुलप्ति को विशिष्टिया : 
( 1 ) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुशप्ति , उसमें विनिर्विष्ट 

( ii ) संशोधन के लिए पायित अनुशप्ति और साथ ही उससे 
शर्तों के अधीन होगी और उसमें वे सब विशिष्टियां होगी जी 

संलग्न अनुमोदित रेखांक ; 
इन नियमों के अधीन विनिदिष्ट प्ररूप में अपेक्षित है । 

( iii ) जहां अनुशप्स परिसर में कोई फेरफार कर दिया गया है 
( 2 ) अनुज्ञप्त परिसर के लिए रेखांक या रेखांकों की एक प्रति , 

पहा नियम 60 के अधीन मुख्य नियन्त्रक द्वारा मंजूर 
जिम पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रतीकम्वरूप 

की गई फेरफार को दर्शित करने वाले समुचित रूप 
उसके हस्ताक्षर होगे, अनुप्ति के साथ संलग्न की जाएगी 

से पारेखित रेखाक की तीन प्रतियां ; 
और वह ऐगी अनुप्ति का भागस्प होगी, और वैसी ही 

(iv ) अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए , उपनियम ( 2 ) में यथा 
एक प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में अभिलेख के 

विनिविष्ट फीम । 
लिए फाडन की जाएगी । 

62. अनुप्ति का नवीकरण : 
60. अनुप्ति परिसरों में फेरफार के लिए पूर्व अनोवन प्रावश्यक : 

( 1 ) अनुशप्ति का नयोकरण मुख्य नियंत्रक द्वारा किया जा 
( 1 ) अनुशप्स परिसरों में कोई फेरफार तब तक नहीं की जाएगी 

मकना है । 
जब तक कि ऐसी फेरफार को वर्णिम करने वाले रेखांक को 

( 2 ) इन नियमो के अधीन प्ररूा " " और प्रम्प "क " में अनुदान 
अनुज्ञापन प्राधिकारी ने लिखित रूप में , अनुमोदित न कर 

की गई प्रत्येक अनुशप्ति तीन वित्तीय वर्षों के लिए नवीकृत 
दिया हो । 

की जा सकती है किन्तु ग्रह नब जबकि अधिनियम या उसके 
( 2) अनुशप्त परिमों में फेरफार करने का इछुक व्यक्ति अनुज्ञापन 

अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का या इस प्रकार 
प्राधिकारी को ,- - 

नवीकृत अनुप्ति की किसी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुमा 
( i) अनुज्ञप्त परिसर के समुचित रूप से पारेखित रेखाक की 
तीन प्रतियां देगा, जिनमें कि प्रस्थापित फेरफार को 

( 3) यदि कोई अनुशप्ति , जो एक वर्ष से अधिक के लिए मधीकृत 
अलग रंग में दिखाया गया हो , सथा फेरफार के कारणों 

की गई है, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पित कर दी 
का उलोम्ब किया गया हो । 

जाती है तो अनुज्ञप्ति की अनवमित अवधि के लिए संवत्त 
( ii ) संवीमा शुल्क को बाबत दस रुपए देगा जो नियम 72 

नवीकरण फीम अनुशप्तिधारी को या पिम कर दी जाएगी , 

परन्तु किसी ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए नवीकरण फीस लौटाई 
में विहित ढंग से संदत्त किए जाएंगे । 

नहीं जाएगी मिमके दौरान मुख्य नियंत्रक प्रम्यर्पण के लिए 
( 3 ) यदि प्रस्थापित फेरफार दर्शाने वाले रेखक की संवीक्षा करने 

नयीकृत अनुमति प्राप्त करता है । 
के पश्चात् और ऐसी जाच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक 

( 4 ) अनुमाप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ वह 
समझे, मुख्य नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि 

अनुशप्ति , जिसका नबीकरण होना है तथा अनुशप्ति से संलग्न 
प्रस्तावित फेरफार किए जा सकते हैं तो वह अनुज्ञप्तिधारी 

अनुमोविन रेखांक और नवीकरण फीम सम्बद्ध की जाएगी । 
को रेखोफ की एक प्रति हस्ताक्षर करके , वापिस कर देगा 
और उसे अपनी मंजूरी ऐसी पार्स या शर्तों के अधीन रहते 

( 5 ) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक प्रावेदन , इस प्रकार 
हए , जैसी वह यिनिर्दिष्ट करे, सूचित करेगा । 

किया जाएगा कि यह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास उस तारीख 

से , जिसको वह समाप्त होनी है, कम से कम 30 दिन पूर्व 
( 4 ) जैसे ही मजूर की गई फरफार कर दी जाती है, अनुज्ञप्तिधारी 

पहुंच जाए और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो 
अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए आवेदन 

अनुप्ति उस तारीख तक , प्रवृत्त रही समझी जाएगी जिसको 
करेगा । 

मुख्य नियंत्रक अनुज्ञप्ति का नवीकरण करता है या प्रावेदक 
( 5 ) मुख्य नियंत्रक द्वारा मंजूर की गई किमी अभिवृद्धि या फेरफार 

को यह मंसूचित किया जाता है कि अनुशाप्ति के नवीकरण 
को नय तक , उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि 

मे इन्कार कर दिया गया है । 
अनुप्तिधारी को सम्यक्तः संशोधित अनुप्ति प्राप्त नहीं हो 

( 6 ) यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इन्कार कर दिया जाता है तो 
जाती । 

नवीकरण के लिए संपत्त फीस में से अनुपाततः उतनी फीस 
61. प्रप्तिका संशोधन : 

काटकर, जितनी कि उस तारीख से जिससे कि अनुशप्ति 

नवीकृत की जानी थी , प्रारम्भ होने वाली पोर उस तारीख 
( 1 ) इन नियमों के अधीन अनुदत्त की गई अनुशाप्ति मुख्य नियंत्रक 

को जिसको अनुशाप्ति के नवीकरण से इन्कार किया जाता है , 
द्वारा संशोधित की जा सकती है । 

समाप्त होने वाली प्रवधि के लिए है, शेष फीस अनुशप्तिधारी 
( 2 ) अनुशाप्ति में संशोधन के लिए फीस दस रुपए होगी तथा उसके 

को वापिस कर दी जाएगी । 
अतिरिक्त उतनी रकम और देनी होगी जितनी कि अनुशाप्ति 

( 7 ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमप्ति के नवीकरण के लिए 
के लिए मूलत: मंदत्त फीस से उस दशा में अधिक होती जय 

उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी कि उसके अनुदाम के लिए 
अनुज्ञप्ति मूलतः ही ऐसे संशोधिप्त रूप में जारी की जाती । 

ली जाती है : 
( 3 ) मनुज्ञप्ति में संशोधन का इच्छुक मनुप्तिधारी मुख्य नियंत्रक 

परन्सु - - 
को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् : - - 

(i) यदि उपनियम ( 4 ) के अधीन अपेक्षित संलग्नकों के 
(i ) यदि अनुशप्ति संपीडित गैस सिलैंडरों के पायात के 

साथ भावेदन उपनियम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के 
लिए अनुदत्त की गई है तो प्ररूप " ख " में , और यदि 

भीतर प्राप्त नहीं होता है तो अनुप्ति साधारणतया 
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देय फीस से दुगुनी रकम का संपाय करने पर ही नवीकृत 

की जाएगी ; 
( ii ) यदि मुख्य नियंत्रक को संलग्नकों सहित आवेदन , अनुज्ञप्ति 

की अवधि की समाप्ति की तारीख के पश्चात् किन्तु 
ऐमी तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाता है 
तो अनुशप्ति , किसी अन्य ऐमी कार्रवाई पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले मिना जो इस निमिप्त की जा सकती है 
माधारणतया देय फीस की दुगुनी रकम का मंदाय किए 
जाने पर नवीकृत की जा सकती है : 

परन्तु यह और कि यदि एक बार में एक वित्तीय 
वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण 
के लिए प्रावेदन किया जाता है तो प्रथम परन्तुक के 
अधीन विहित फोम , यदि देय है तो , केवल नवीकरण 

के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए दी जाएगी । 
( 8 ) यदि मुख्य नियंत्रक को , अनुज्ञाप्त के नवीकरण के लिए प्रावेदन 

उमफी ममाप्ति से तीस दिन पश्चात् प्राप्त होता है तो 

अनुमप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा । 
63 . अनुजप्सि से इंकार : 
( 1 ) यदि मुख्य नियंत्रक अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने, नयीकृत करने या 

अन्तरित करने या उममें कोई मंशोधन करने से इन्कार करता 

है तो वह ऐसे इन्कार के कारण खबर करेगा । 
( 2 ) ऐसे इन्कार के कारणों वाले आदेश को एक प्रति , आवेदक 

को नियम 72 में विहिन ढंग में फीम के पांच रुपए मंदस 
किए जाने पर दी जाएगी । 


परन्तु यदि अनुज्ञप्ति इस प्रकार निलम्बित कर दी 
जाती है तो मुख्य नियंत्रक अनुशप्तिधारक को निलम्मन 

का भावेश पुष्ट करने के पूर्य, सुनवाई का अवसर देगा ; 
(ii) जहां अनुशमि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कारण निलम्बित 

या रद्द की जाती है कि वह समझती है कि लोकहित 
मे या राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर नहीं 

दिया जाना चाहिए । 
( 3 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द 

करने वाला मुख्य नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के 

कारणों को लेखबद्ध करेगी । 
65 . अनुमप्ति की समाप्ति, निलम्बन या रहकरण को रगा में प्रक्रिया : 

संपीडित गैस के भरण या भण्डारण के लिए अनुशप्त व्यक्ति, ऐसी 
अनुप्ति की समाप्ति, निलम्बन य रहकरण की दशा में , मुख्य नियंत्रक 
को अपने कब्जाधीन संपीड़ित गैम के वर्ग और मात्रा की सूचना तुरन्त 
देगा और उन निर्देशों का पालन करेगा जो मुख्य नियंत्रक उसके निपटारे 
के लिए दे । 
66 , प्रपोस : 
( 1 ) अनुशप्ति के अनुदान या संशोधन या उसके नवीकरण से 

इन्कार करने या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन के विनव 
अपील,- - 


(i ) यदि प्रादेश मुख्य नियंत्रक ने पारित किया है तो केन्द्रीय 

सरकार को की जाएगी । 
( ii ) यदि प्रादेश विस्फोटक नियंत्रक ने पारित किया है तो 

मुख्य नियंत्रक को की जाएगी । 


64 . अनुमाप्ति का निलम्बन और रहकरण : 
( 1 ) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति को , अधिनियम 

या उसके अधीन बनाए गए नियमों या ऐमो अनुशाप्ति की 
किसी शर्त के किमी उल्लंघन के कारण मुख्य नियंत्रक के 
मादेश में , या यदि किमी गमय अनुशप्तिधारी के पास अनुमप्ति 
का बना रहना प्रापनि जनक समझा जाता है तो केन्द्रीय सरकार 
के प्रादेश में निलम्बित या रद्द किया आ मकता है . 
परन्तु -. . 
(i ) इस नियम के अधीन किमी अनुप्ति को निलम्बित या 

रद्द करने से पूर्व अनुशप्तिधारक को मुनवाई का अयसर 
दिया जाएगा ; 


( 2 ) प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ उस 

प्रादेश की एक प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही 
है और यदि अपील केन्द्रीय सरकार को की जाती है तो 
एमे आदेश के पारित होने मे साठ दिन के भीतर और सभी 

अन्य मामलो में तीस दिन के भीतर , पेश की जाएगी । 
67. अमुमप्तिधारी को मृत्यु या नि : शक्तता को बशा ने प्रक्रिया : 
( 1 ) यदि अनुशप्निधारी की मृत्यु हो जाती है या वह विवालिया 

हो जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है या 
अन्यथा निःशक्त हो आता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का कारोबार 
चलाने वाला व्यक्ति उस अवधि के दौरान , जो उस व्यक्ति 
के लिए अपने नाम में उतनी अवधि के लिए जितनी कि 
उम वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो 
जानी है या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से 
प्रसमर्थ हो जाता है, नई अनुज्ञप्ति लेने के लिए, प्रावेदन करने 
के लिए , अनुज्ञा देने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है , 
अनुशप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के कारण 
अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शास्सि का या 
अधिहरण का भागी नही होगा . 


( ii ) निलम्बन फी अधिकतम अवधि तीन माय से अधिक 

नहीं होगी ; और 
(iii ) अनुप्ति निलम्बित हो जाने में अनुशप्तिधारी, नियम 62 

के उपबन्धों के अनुमार उमके नवीकरण के लिए प्रावेदन 

करने से विवजित नहीं होगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , निम्नलिखित 

दशानों में अनुशप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित या 
रद्द करने से पूर्व मुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं 
हाना, अर्थात् : - -- 
( i ) जहाँ अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों 

में से किसी के या ऐसी अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किन्ही 
शों के प्रतिक्रमण के कारण मुख्य नियंवम द्वारा अन्तरिम 
उपाय के रूप में , निलम्बिन कर दी जाती है या इम 
कारण निलम्बित कर दी जाती है कि उसकी राय में 
ऐसे प्रतिक्रमण से जनता को प्रसन्न खतरा होने की 
सम्भावना है . 


परन्तु इस उपनियम की कोई बान अनुप्ति की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् किमी व्यक्ति द्वारा इस उपनियम के 
प्रधान फिसो शक्ति का प्रयोग प्राधिकृत करने वाली नहीं 

समझी जाएगी । 
( 2 ) मूल अनुज्ञप्ति को गेष अवधि के लिए, हम नियम के अधीन 

मावेदन करने वाले किसी व्यक्ति को मनुदान की गई मनुज्ञप्ति 
के लिए पांच रुपए फीस प्रभारित की जाएगी जो नियम 72 
में विहित ढंग में संदत की जाएगी । 
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(i ) मुम्प नियंत्रक को पूत तारारा ( तार का पता 

विस्फोटक नागपुर ) दी जाएगी और उसके पीबीस घंटे के 
भीतर पटना के ब्यौरे की पापत एक पत्र भेजा जाएगा ; 

और 
( ii ) निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को शीघ्रतम 

रूप में दी जाएगी । 
( 2 ) मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि के माने तक या मुख्य 

नियंत्रक से यह अनुदेश मिलने तक कि वह पाग कोई अन्वेषण 
या जांच नहीं करना चाहता है, सभी ध्वस्त मामग्री और 
मलवा , मिवाय उसके जिसका उठाया जाना पाहन व्यक्तियों 
के बचाव के लिए और दुर्घटना से मरने वाल किन्हीं व्यक्तियों 
के प्रात्र को निकालने के लिए, या रेमो की दशा में , संधार 
व्यवस्था को पुन: स्थापित धारने के लिए, यावश्यक है , ज्यों 
फा प्यों छोड़ दिया जाएगा । 


68 . समाप्ति को पाना : 

जहाँ इन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति खो जाती है या दुर्घटना 
वग नष्ट हो जाती है वहां उस रेखांक या रेखांकों की , जो मनुशप्ति से 
संलग्म किए गए रेखांक या रेखांकों के समरूप है, प्रतियाँ प्रस्तुत किए 
आने पर और नियम 72 में विहित ढंग से दस रुपए फीस संदत्त किए 
जाने पर एक दूसरी पनि अनुवत्त की जा सकती है । 
69. मांग की जाने पर अनुमाप्ति का पेश किया जामा : 
( 1 ) इन नियमों के अधीन अनुदान अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला 

या उसके अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , नियम 77 
में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मांग की जाने पर, उम 
म्थान पर , जिसे अनुप्ति लाग है, अनुप्ति प्रयवा उसकी 

प्राधिकृत प्रति पेश करेगा ; 
( 2 ) इम नियम के प्रयोजन के लिए, किमी अनुज्ञप्ति की प्रतियां - - 
( क ) प्रत्यक प्राधिकृत प्रति के लिए नियम 7 में विहित 

ढग में पांच रुपए फीम मंदन कर दिए जाने पर , 

और 
( ग ) अनुज्ञप्ति में मंलग्न अमुमादिन रखाक या रेखाको के 

ममप रेखाक या रेखाका की प्रति या प्रतियां पेश 

कर दी जाने पर , 
उस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत की जा सकती है जिसने कि 

अनुज्ञप्ति अनुदा की है । 
70 . प्रतिसंघन की रिपोर्ट प्राप्त होम पर प्रक्रिया : 

यदि अधिनियम या इन नियमों के अनिलंबन के सम्बन्ध में मुख्य 
नियंत्रफ जिला प्राधिकारी को कोई रिपोर्ट करता है तो कोई जिला 
प्राधिकारी उम बाबत अपने द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्य 
नियंत्रक को देगा । 
71 प्राधिकारियों पर कार्यपालक नियंत्रण : 

इस अध्याय के अधीन कार्य करने वाला, केन्द्रीय सरकार से भिन 
प्रत्येक प्राधिकारी , अपने कर्तव्यों का निर्वहन केन्द्रीय मरकार के नियंत्रण 
के अधीन रहते हुए करेगा : 

परन्तु प्रस नियम की कोई भी पात मुख्य नियंत्रक की अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की कार्यपालक शक्ति पर प्रभाव डालने 
वाली नही समझी जाएगी । 
72. फीस का संधायः 

इन नियमों के अधीन देय सभी फीसों का भुगतान , लेखा अधिकारी, 
भुगतान एवं लेखा कार्यालय , विस्फोटक विभाग , नागपुर के नाम पर पाह 
रित ( ड्रा ) किया हुआ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के मांग ड्राफ्ट द्वारा 
किया जाना चाहिए और जहां देय रकम 100 ( एक सौ रुपए ) से 
मधिक नहीं है वहां संदाय नगद , धनादेश ( मनीमार्डर ) पोस्टल प्रार्डर 
या स्थानीय बैंक पर पाहरित ( ड्रा ) चक द्वारा किया जा सकता है । 
73. छूट देने की शक्ति : 

यदि मुख्य नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि किसी सिलेण्डर या 
सिलेण्डरो के वर्ग या किसी प्रवहण पद्धति के सम्बन्ध में इन नियमों की 
किन्हीं भी अपेक्षाओं को निरापद रूप में निलम्बित या परिवर्तित किया 
जा सकता है तो वह ऐसी अवधि और ऐसी शर्तों के अधीन , जैसी वह 
ठीक समझे, इस प्रकार का निलम्बन या परिवर्तन प्राधिकृत कर सकता 
है । ऐसे किसी मावेश को किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकता 


75. दुर्घटना की जांच : 
( 1 ) यदि अधिनियम की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 

जिला मजिस्ट्रेट , पुलिम प्रायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या अधीनस्थ 
मगिस्ट्रेट (जिमे इममें आगे मजिस्ट्रेट कहा गया है ) कोई 
जोध करता है तो यह उसे मष तक के लिए स्थगित कर देगा 
जब तक कि मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा नामित अधिकारी 
कार्यवाही पर निगरानी रखने के लिए उपस्थित नहीं होता 
या मजिस्ट्रेट को मुख्य नियंत्रक मे लिखित रूप में यह सूचना 

प्राप्त नही हो जाती कि वह प्रतिनिधि भेजना नहीं चाहता है । 
( 2 ) मजिस्ट्रेट म्थगित जाच को पुन . प्रारम्भ करने में कम से कम 

चौदह दिन पूर्व मुख्य नियंत्रक को स्थगित जांच के होने के 

समय व स्थान की लिखित सूचना पेगा । 
( 3 ) जहां दुर्घटना में अनजीवन की क्षति हुई है, मजिस्ट्रेट उपनियम 

( 1 ) के अधीन जांच स्थगित करने के पूर्व शवों की पहचान 
करने के लिए साक्ष्य ले सकता है तथा नजरबन्दी का आदेश 

के सकता है । 
( 4 ) मुख्य नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि , ऐमी फिमी जाच में किसी 

साक्षी की परीक्षा कर सकेगा । 
( 5 ) मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा नामित अधिकारी मौजूद नही 

है, यदि जांच में ऐमी अपेमा का साक्ष्य दिया जाता है जिसके 
कारण या जिसके सहयोग से विस्फोट या दुर्घटना हुई है या 
किसी अधिष्ठापन या यान में या उसके प्रासपास या उसके 
सम्बन्ध में कोई एमी खराबी हुई है जिसका मजिस्ट्रेट या जूरी 
उपचार करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट मुख्य नियंत्रक को ऐसी 

उपेक्षा या दोष की लिखित सूचना देगा । . 
76. अधिक गंभीर दुर्घटनामों की जांच : 
( 1 ) यदि अधिनियम की धारा क के अधीन कोई जाच की जाती 

है तो जांच करने वाले व्यक्ति , खुले न्यायालय में ऐसे बंग 
एवं ऐसी शतों के अधीन जांच करेंगे जो ये पुर्घटना के कारणों 
तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समझे तथा इम नियम के अधीन रिपोर्ट देने में उन्हें समर्थ 
करें : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश दे तो आप बन्द 
कमरे में की जा सकती है । 
( 2 ) जांच न्यायालय के समक्ष हाजिर होने वाले साक्षियों को ऐसा 

ध्यय अनुशात किया जाएगा जो उस स्थान में , जहां पांच की 
जानी है, अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के अधीनस्थ 
सिथिल न्यायालय में हाजिर होने वाले साक्षी को अनुशात 


प्रध्याय 

दुर्घटना और जांच 
74 . पटना और जांच की सूचना : 
( 1 ) किसी दुर्घटना की सूचना, जो मधिनियम की धारा 8 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन दी आनी अपेक्षित है, -- 
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- - - -- - 
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" एस " और " टी ", मी पो टी : 3 ए : 1800 पौर अधिक स्थायी गैसों 
के लिए और डी मोटी : 3 ए ए : 1800 और अधिक तपा प्रवणीय गैसों 
के लिए बी एस : 401, बी एम : 1287, श्री एस : 1288, डी पी टी : 3 
ए ही प्रो टो : 3 ए ए । 


होता है भोर यवि अनुशात रकम के सम्बन्ध में कोई विवाद 
4 सत्पन्न होता है तो प्रश्न स्थानीय मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया 

जाएगा, जो जांच अधिकारी द्वारा निवेदन किए जाने पर 
ऐसे खर्च की उचित रकम अभिनिश्चित करेगा और उसे 

प्रमाणित करेगा । 
( 3 ) इस नियम के अधीन की गई जांच या अन्वेषण में या उमझे 

संबन्ध में उपगत सभी व्यय भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 
1884 के निष्पादन के लिए विस्फोटक विभाग द्वारा किए 
गए व्यय का भाग समझा जाएगा । 


2. चेकोस्लोवाकियाई मूल : -- 

मैसर्स विट्कोविके जेलेजों कलेमेन्टा कोट्टवाल्डा पाफ चकोस्लोवाकिया 
द्वारा विनिर्मित सीवनहीन इस्पात मिलेण्डर, स्पेक्टर प्रभा द्वाग निरीक्षित 
व प्रमाणित , स्थायी गैसों के लिए विनिर्दिश वी एम : 399 के और द्रव 
णीय गैसों के लिए बी एस : 401, पी एस : 1287 और स्थायी उच्च दाव 
द्रवणीय गैसों के लिए इस्पात सहित सी एम एन विनिर्देश सी एस एन 
13-- 1426 के अनुरूप प्रौर निम्न दाब द्रवणीय गैस के लिए इस्पात 
सहित 11- 3 53 . 1 के अनुरूप । 


अध्याय 10 


शाषिता 


77. निरीक्षण, तलागी, अभिग्रहण , निरोध तथा हटाने को शक्तियां : 
( 1 ) निम्नलिखित सारणी के प्रथम स्तम्भ में विनिदिष्ट कोई भी 

अधिकारी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) में 
विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग उन क्षेत्रों में कर सकता है जो 
उसी मारणी के घूमरे स्तम्भ में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनि 
दिष्ट हैं । 


3. हंगेरियन मूल :---- 

सेफल स्टील एण्ड मेटल वर्कस, बुडापेस्ट द्वारा विनिर्मित स्टील 
सिलेण्डर , बायलर कमिएनरी चीफ , प्रीजिकी और तकनीकी ऊर्जा सुरक्षा 
के लिए शासकीय पर्यवेक्षण विभाग , बुडापेस्ट द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित , 
विनिर्देश एम एस जैड - 2665 - 53 के अनुरूप , स्थायी पौर द्रवणीय गसों 
के लिए, क्रीम मिश्र धातु इस्पात के साथ, क्रोमियम : 135 के रूप में 
अभिहित नामित अर्धव्यास 200 मि०मी० न्यूनतम दीयाल की मोटाई 
5 मि० मी० के साथ । 


अधिकारी 


क्षेत्र 


1. मुख्य नियंत्रक , उप मुख्य नियंत्रक , नियं- सम्पूर्ण भारत में 

तक , उपनियंत्रक एवं विस्फोटक सहायक 
मियंत्रक 
2. सभी जिला मजिस्ट्रेट 

उनके अपने- अपने जिले में 
3. जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी उनको अपनी-अपनी प्रधिकारिमा 

मजिस्ट्रेट 
4. पुलिस मायुक्त तथा निरीक्षक से प्रनिम्न उनके प्रेजिससी नगरों या उनके 
पंक्ति के सभी पुलिस अधिकारी 

उपनगरों में 
5. उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के सभी संबन्धित क्षेत्र जिन पर उनका 
पुलिस अधिकारी 

प्राधिकार है 


4. भारतीय भूल 
( क ) श्री अंबिका सिमेण्डर मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी ; अहमदाबाद , 

अप्पीजे स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड , राजबंध , जिला बरद्वान (पश्चिमी 
बंगाल ), भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद , 
गेनोन, उकरली एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई , हिन्दुस्तान 
जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड , मांगलोई, दिल्ली -41, हैदराबाद 
मालविन मेटल वर्क्स लिमिटेड , हैदराबाद, प्रायडीयल इंजीनयर्स , 
हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड , हैदराबाद , इण्डियन गैस सिमेण्डर , 
फरीदाबाद, मोसन मेटल प्रारक्टस प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, 
मार्टिन बर्न प्राइवेट लिमिटेड , कलकत्ता द्वारा विनिर्मित वेरिडत 
इस्पात सिलेण्डर -- भा० मा० सं० या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनु 
मोदित कोई अन्य युमितन्यस्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित और 
प्रमाणित निम्न दाब द्रवणीय ग स सेवा के लिए मा० मा० 3196, भा० 

मा० 7142, भा० मा० : 7180 और भा० मा० : 7681 के अनुरूप । 
( ख ) स्थायी और उच्च दाब द्रवणीय गैसों के लिए सीवनहीन मेंगनीज 

इस्पात सिलेण्डर भा० मा० : 7285 के अनुरूप तथा भारत पंप्स 
एण्ड कम्प्रेसन लिमिटेड , नैनी , इलाहाबाद द्वारा विनिर्मित 
मा० मा० मं द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित । 


- - - 


-- . 


- - - - 


- 


-- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


परन्तु उपत अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 
के खण ( ष ) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 
धारा हटाए जाने और नष्ट करने संबन्धी अधिकारों का प्रयोग 
मुख्य नियंत्रक, उपमुमय नियंत्रक , नियंत्रक , उप-नियंत्रक या 
सहायक नियंत्रक , विस्फोटक के अनुदेशों के अधीन और उनके 

अनुसार के मिवाए नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में विनिविष्ट अधिकारियों को , यह मनिश्चित 

फरने के लिए कि इन नियमों का सम्यक पालन हा रहा है , 
प्रत्येक सुविधा दी जाएगी । 


5 . इटालियाई मूल 

ममर्स एक्सीरिया ई० ट्युनिफिमिओं डाइबेस्किया द्वारा विनिर्मित इस्पात 
सिलेण्टर न्यूरो वेरिटाज द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित , स्थापी गैसों के 
लिए विनिर्देश डी ओ टी : 3 ए ए : 1800 और अधिक तथा द्रवणीय गेसों 
के लिए डी ओ टी : 3 एप के अनुरूप । 


अनुसूची - 1 
(नियम 3 ( 1 ) देखें ) 
सिलेपारों और वाल्मों के प्रकार और मामक 


क . सिलेण्डर 


1. स्ट्रियाई मूलः - - 

मैमर्स जोसेफ होजर प्राफ प्रास्ट्रिया द्वारा विनिर्मित सीवनहीन इस्पात 
सिलेण्डर म्यूरों बेरिटाज द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित विनिर्देश भी एरा 
399, बी एम : 400, मी एम : 1045 के अनुरूप , होम माफिम 


6. जापानी मूल : 
( क ) मेसर्स शोवा कोट्मू कोग्यो क लिमिटेड द्वारा विनिर्मित इस्पात 

सिलेण्डर----कम्पनी के स्वय के निरीक्षिक या के० एम० के० या 
लायर के या ब्यूरो रिटाज द्वारा निरीक्षति और प्रमाणित -- 
विनिर्देश बी० एम० : 399, बी एम : 400, बी एम : 1045 के 
अनुम्मा हाम "एम " और "टी " स्थायी प्रेम के लिए डा ओ टी : 
3ए : 1800 और अधिक , डी ओ टी . 3 ए ए . 1800 और 
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मधिक , मेंगनीज इस्पात से संबंधित , जे पाय एस बी 8241 -- 
1968 और व्रषणीय गैसों के लिए बी एस : 401, बी एस : 
1287, बी एस: 1288, सी ओ टी : 3 ए/ डी ओ टी : 3 ए 

के अनुरूप । 
( स ) मेसर्स मुमिकिन फिको कंपनी लिमिटेड । सुमिटोमो धातु इंडस्ट्रीण 

लिमिटेड या निहाम कोटेस योकी द्वारा विनिर्मित इस्पात सिमेण्डर 
के एच के या लायंह के या म्यूरो वेरिटाज द्वारा निरीक्षिन और 
प्रमाणित । बी एम : 399, बी एस : 400, बी एस : 1045 
विनिर्देशों के अनुरूप , गह कार्यालय " एस " और "टी ", स्थायी 
गैसों के लिए डी ओ टी : 3 ए : 1800 और अधिक , डी ओ टी : 
3 ए ए : 1800 और अधिक , मैगनीज इस्पात से सम्बन्धित से 
आय एस बी 8241 - --1968 मोर द्रवणीय गैसों के लिए 
बी एस : 401, बी एस : 1287, बी एस : 1288, डी ओ टी : 

3ए/ डी ओ टी : 3 एए । . 
( ग ) मेसर्स टाट शुका उच्च दाम गैस सिलेण्डर कम्पनी , टोकियो , 

जापान , केटिो कोट्सु योकी विनिर्माण कम्पनी , लिमिटेड, जापान 
और टोमई उच्च वाब सिलेण्डर कंपनी लिमिटेड जापान द्वारा 
विनिर्मित इस्पात सिनेण्डर ----के एष के या लायड के या ब्यूरो 
वेरिटाज द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित । स्थायी गैसों के लिए 
विनिर्देश हो ओ टी : 3 ए : 1800 और अधिक और डी ओ टी : 
3 एए : 1800 और अधिक प्रवणीय गैसों के लिए ही ओ टी : 
Jए/ डी ओटी : 3एए के अनुरूप । 


11. पश्चिम बर्मनी मूलः 

पश्चिम जर्मभी के मेग्नेसमेन पारा विनिमित इस्पात सिलेण्डा -- लार्यर 
या म्यूरो रिटाज द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित । स्थायी गैसों के लिए 
विनिर्देश बी एस : 1045, गृह कार्यालय “एम " और " टी " मौर द्रवणीय गैसों 
के लिए बी एस : 401, बी एस : 1287, मी एस : 1 288 के अन रूप । 
12. यूगोस्लावायिा मूलः 

स्लायोस्की पार्टिजन , स्लाबोस्की प्राह प्राफ युगोस्लाविया द्वाराविनिर्मित 
इस्पात सिमेण्डर - - यूगोस्लावियाई राज्य प्राधिकारी यथा -वाष्प बायजर निरीक्षण 
प्राधिकारी या लायक द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित स्थायी गैसों के लिए 
विनिर्देश : 1045 और दवणीय गैसों के लिए बी एस : 401, बी एस : 1287 , 
बी एस : 1281 और स्थायी तथा उच्च वाव ब्रवणीय गैसों के लिए 
ही जी वी ओ री माय एन 4664 के अनुरूप । 


7. पालिस मूला 

मेसर्स हुटा मिलोवाइस पाफ पोलेण्ड द्वारा पी एन : 89222 के अनुसार 
विनिर्मित इस्पात सिलेण्डर- -विनिर्देश बी एस : 10 45 की पावश्यकताओं की 
पूर्ति करने वाला, स्थायी गैसों के लिए पालिस मरकार निरीक्षण प्राधिकारी 
द्वारा निरीक्षित व प्रमाणित और बी एस एस : 1 288 के अनुरूप और प्रवणीय 
गैसों के लिए ब्यूरो वेरिटाज द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित । 


पा . कम्म र 
1. भारतीय मूलः 
(फ ) बी एस :1500 के मन रूप क्लोरीन टम कन्टेनर भाग 1: श्रेणी 1 

पात्र , मेसर्स अम्बिका सिलेण्डर मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण ) कम्पनी 
लिमिटेड , अहमधाबाद, भारत हैवी प्लेट्स डीजल्स लिमिटेड 
( भारत भारी प्लेट पात्र लिमिटेड ) विशाखापट्टनम, भारतीय 
भास्कर एवं सामान्य इंजीनियरिंग निगम , यम नानगर ( हरयाणा) , 
कावेरी स्ट्रक्चरल्स ( संरचनाएं ), विचरापल्ली , लारसन एण्ड 

ट्यूबरों लिमिटेड, साकी बिहार रोड , मम्बई द्वारा विनिर्मित । 
( ब ) निम्न दाम प्रवणीय गैस सेवा के लिए टन कन्टेनर, बी एस : 

1500 : भाग 1 : वर्ग 1 पान के अनुरूप मैसर्स सेन्ट्रल 
इण्डिया मशीनरी मम्युफेक्चरिंग कम्पनी ( केन्द्रीय भारत मशीनरी 
विनिर्माण कम्पनी ) द्वारा विनिर्मित---ब्यूरो रिटाज द्वारानिरी 

क्षित और प्रमाणित । 
( ग ) निम्न वाव ब्रवणीय गैस सेवा के लिए टम कन्टेनर , बी एस : 

1515 के अन रूप सर्वश्री लारसम तथा ट्यबरो लिमिटेड, साकी 
बिहार रोड, मुम्बई द्वारा विनिर्मित और लार्य द्वारा निरीक्षित 
और प्रमाणित । 


8. इसी मूल: 

से सो० सो० ग० ( यू० एस० एस० भार० ) में अनुमोविस विनिर्माताओं 
द्वारा विनिर्मित इस्पात मिलेण्डर - योग्य प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित और 
प्रमाणित, स्थायी और द्रवणीय के लिए, विनिर्देश जी ओ एम टी : 947- - 
57 और जी ओ एस टी : 949 - 73 के अन रूप । 


2. जापानी मूल : 

सेवा कोटास कोग्यो कम्पनी लिमिटेड द्वारा विनिर्मित क्लोरीन टन 
कन्टेनर बी एस : 1500 के अनुरूप - - कम्पनी के निजी निरीक्षकों या 
के० एल० के० या लायंड या म्यूरो रिटाज द्वारा निरीक्षिन और प्रमाणित । 


9. बिटिश मूल : 
( क ) मेसमं चेस्टर फील्ड ट्यूब कम्पनी लिमिटेड आफ यू० के० द्वारा 

विनिर्मित इस्पात सिलेण्डर -- कम्पनी के स्वयं के या लायंड के 
निरीक्षण द्वारा निरीक्षित और प्रमाणिन , स्थायी गसों के लिए 
विनिर्देश बी एस एस . 399, बी एस : 400, बी एम : 1045 के 
अन साप , गृह कार्यालय “ एम " और "टी और प्रवणीय गमों 
के लिए बी एस : 401, बी एस : 1287, बी एम : 1288 के 

अनुरूप । 
( ब ) मेमर्स लुम्सफर लिमिटेड द्वारा एलुमिनियम मिश्र धातु सिनेण्डर 

नेशनल वुल्कन इंजीनियरिंग इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड द्वारा निरीक्षित 
प्रमाणिन, पारेषण मं० 102017/ जे ए डी 1591, 102034/ 
जेड ए डी / 583, 152048/ जेट एडी/ 585, 152068/ 
जेड ए डी / 586 और 176012/जेड ए डी / 2038 के अन मार 
एच ओ ए एटम- 3 विनिर्देशों के अनुरूप । 


3. बिटम मूल: 
___ 1966 के अनुरूप थान थम्पसन हामली बिग लिमिटेड द्वारा विनिर्मित 
क्लोरीन टन कन्टेनर बी एम 1515 भाग 1 ; - ओसीन एक्सिडेंट एण गारंटी 
कारिमान लिमिटेड ( महासम्व वृर्घटना एवं गारंटी निगम लिमिटेड ) द्वारा 
मिरीक्षित एवं प्रमाणित । 


4. प्रमरोको मूल 

कोलंबियाना बायलर कम्पनी द्वारा विनिर्मित क्लोरीट टन कन्टेनर , 
डी ओ टी : 108 ए . 500 एक्स के अनुरूप-- - अमेरिका में उचित प्राधि 
कारी द्वारामिरीक्षित एवं प्रमाणित । । 


10. अमेरिकन मूलः 

अमेरिका में विनिर्मित इम्पास सिलेण्डर - ~ योग्य प्राधिकारी द्वारा 
निरीक्षित और प्रमाणित , स्थायी और द्रवणीय गेमो के लिए विनिर्देश जी 
ओ टी : 3 ए . 3 एए के अनरूप । 


ग. विलीन एसिटिलोनससिलेण्डरः 
1. प्रास्ट्रियाई मूसः 

मेसर्स जाम हीजर वरमस्म जे० बिन्टर्स सोह . प्रास्ट्रिया द्वारा मी एस : 
401 विनिर्देश के अनुसार विनिर्मित और कायन्स 90- 92 प्रतिपात सरं 
पदार्थ ऐसे भरी हुई ----यूरो रिटाज द्वारा निर्गक्षित और प्रमाणित । 


- 


- 


___ .. -- 


- - 


- - 


- 


प्रमाणित । । 


समी । 
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2. जापानी मूल : 
___ मंगर्स कान्टी कोट्मू योकी मेन्यफेक्चरिंग ( विनिर्माण ) कम्पनी लिमिटेड 

थेनाज इजीनियरम प्राइवेट लिमिटेड, द्रवणीय पेट्रोलियम गैम/ एमिटिलीन 
और जापान कोयने सिलेण्टर कम्पनी द्वारा प्रायः एस० ( भा० मा० ) 

बम्बई 

अमोनिया / पारगन ब्यटडीन कार्बन 
7312 : 1974 के अनुमार यिनिमित ----- 19 (1-92 प्रतिशत मरनता के 

हाईआक्साइड /क्लोरीन/ इथील क्लो 
मोनोलिथिक संरंन्न पदार्थ रो भरा हुआ धूरो रिटाज द्वारा निरीक्षित और 

गईड/ इथीलिन इर्थ लिन पाक्साईड 

हाइड्रोजन मेप्रनान /मिथिल प्रोमाईड 
3. भारतीय मूलः 

नाइट्रोजन नाइट्रस प्राक्माईड 
भारत पम्पम एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड ( भारत पंप एवं मंपीडित 

माक्सीजन/ सल्फर डाहामाईड 
लिमिटेड ) द्वारा पाय एम० ( भा० मा० ) : 73 1 2 विनिर्देश पर विनिर्मित 

फ्लोरा कार्बन सिलेण्डर वाल्व 
--- - - - - . .. - -___ - - - - - - --- 

- .- - - - - - - . - 
90 - 92 प्रनिशन संरंग्नता के मोनोलिथिक संन्न पदार्थ से भरा हुआ 
माय० एस० प्रायद्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित । 

अनुसूची - 2 
4. इटालियन मूलः 

[नियम 3 ( 2) देखें] 
मैमसं एश्मीरिया इ० ट्यूबिफिमिओं हाइब्रेमकिया , इटली द्वारा विनिर्देश 

( क ) अनमोदित डिजाइन और विनिर्देश अथवा संकेत के अनुसार 
प्राय० सी० सी० : 8 के अनुमार विनिर्मित ; ग्रीवा चूड़ी बी एम : 341 के विनिर्मित सिलेण्डरों के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी से प्राप्त किए जाने 
अनुरूप की 900 पी० एस० आइ० जी० के वाब से अन्यून वाब पर जांच याले जांच और निरीक्षण प्रमाणपनों में निम्नलिग्नित विवरण रहेगा , अर्थात् : 
की जाएगी और 90 - 92 प्रतिशत संरंधता वाले मिलिका मिनटेक्म संरंग्स 

1. निरीक्षण का स्थान और तारीख 
मासा से भरी जाएगी और न्यूरो रिटाम द्वारा प्रमाणित की जाएगी । 

2 . . . . . . गैम के लिये गैस सिलेर 

. . . . . द्वारा विनिर्मित 
5. विटेन मूलः 

. . . . में अवस्थित 
डिजाइन मं० डी ए 759 भौर विनिर्देश सं० ए 2 ए० के अन मार 

. . . . . . के लिये विनिर्मित 
प्रिटेन में विनिर्मित मिलेण्डर , उपिन संरल पदार्थ से भरे हुए ब्रिटेन 

6. . . . . . . . . में अवस्थित 
माक्सीजन कम्पनी लिमिटेड, यू० के० धारा निरीक्षित और प्रमाणित । 

7. मात्रा . . . . . . . 
6 . अमेरिकी मूलः 

8. क्रमांक संख्या . . . से . . . . तक 

9. विनिर्देश जिनके अनुसार मिलेण्डर विनिर्मित किए गए हैं । 
प्रेमर स्टील टंक कम्पनी और कोयने इन्टरनेशनल द्वारा विनिर्देश प्राय 

10. आकार . . . . मि०मी० बाहरी व्यास मि०मी० . . . 
मी मी . 8 के अनुसार ग्रीवा चूड़ी वाले बी एम : 341 के अनुसार विनिर्मिन 
सिलेण्डर - - 900 पी एम प्राय जी से प्रन्यून वाम पर भरा हुआ और कोयने 

11. न्यूनतम दीवाल की मोटाई . . 
90 - 92 प्रतिशन मोनोलिथिक मरंध्र पदार्थ मे भग हमा - अमेरिका 

12. . . . . विनिर्देश के अनुसार श्रीवास्त चूडी 
में उचिम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित । 

13. विनिर्माण की प्रक्रिया ( स्पन प्रकार का या बिलट संवेधित या 
7. यूगोस्लोषियाई मूलः 

बेल्लित ) 
__ स्लायोन्म्को पाटिमन, स्वाबोन्स्की बार प्राफ युगोस्लाविया द्वारा बी० 

14. उष्मोपचार की रीति ( सामान्यीकृत गमिम टेम्पर/ इत्यावि ) 
एस० 401 द्वारा विनिर्मित और 92 प्रतिशत मोनोलि थिमा मरंध्र माना के 

15. यथास्थिति, 15° सेंटीग्रेड या 65° सेंटीग्रेट पर कि०ग्रा०/में०मी०५ 
मोमोलिथिक संरंध्र पदार्थ से भरे हुए , लायड द्वारा निरीक्षित और प्रमाणिम । 

में डिजाइन कार्यकरण दाब । 

16. प्रवस्थेसिक जांच द्रयस्थैतिक वृद्धि जांच वाब कि ग्रा०/ ०मी० । 
प . वाल्व 

17. प्रत्येक मिलेण्डर के संबंध में द्रवस्थेसिक जांच अवस्थैतिक वृद्धि 
भा०मा० : 3 2 2 4 के अनुरूप मिलेण्डर भारत में निम्नलिखित 

जांच , जांस की तारीख महित 
अनुमोदित विनिर्माताओ क्षरा विनिर्मित और भा०मा०सं० या मुख्य नियंत्रक 

1 ५. यानीय जांच बाब फि०ग्रा० में ०मी० में । 
द्वारा अनुमोदिन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित और प्रमाणिन : 

19. वातीय जांच का परिणाम 
- - --- - - - . . . . - . 

20. प्रत्येक सिलेण्डर का खाली ( टेयर ) वजन और पानी की क्षमता । 
_ _ _ - - - - 

21. मिलेण्डर के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए स्पात के 
गेनान करली एण्ड कम्पनी , बम्बई प्रवणीय पेट्रोलियम गैस मिलन्डर 

रासायनिक विश्लेषण और भौतिक गुण धर्म का अभिलेख । 
वाल्य , 

22. विनिर्माता का पहचान चिन्ह । 
भारतीय प्राफ्मीजन लिमिटेड, कलकसा उच्च दाब गैस सिलेण्डर एसिटिलीन 

23. निरीक्षक का चिन्ह । 
और ब्रवणीय पेट्रोलियम गैस 

24. सिलेणर के सोहर पर लगाए गए चिन्ह 
सिलेण्डर के लिये वाल्व , 

2 5. निरीक्षण प्राधिकारी की मोहर तथा सारीम्ब सहित हस्ताक्षर । 
कोसन मेटल प्रारमटम प्राइवेट लिमिटेड, द्रवणीय पेट्रोलियम गैम मिलेण्डर वाल्व , ( ख ) अनुमोदित रिजाइन और विनिर्देश अथवा संफेत के अनमार 
सम्बई 

विनिर्मित वाल्चों के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी से प्राप्त 
मार्टिन बर्न लिमिटेड , कलकत्ता द्रवित पेट्रोलियम गैस , सिलेण्डर 

किए जाने वाले जांच और निरीक्षण प्रमाणपत्नों में निम्नलिखित 
बास्त्र , 

विवरण रहेगा , मर्थात : - - 

1. . . . . . द्वारा विनिर्मित 
रमणीकलाल जीवन लाल किनारी क्लोरीन प्रमोनिया मिलेण्डर बाल्य , 

. . . . . . , में अवस्थित 
याला एण्ड कम्पनी , अहमदाबाद 

. . . . . के लिये विनिर्मित 
टैकनो बाल्य , कलकत्ता क्लोरीन, अमोनिया , फिओन सल्फर 

. . . . . में अवस्थित 
डाईभक्माईर सिलेण्डर वाल्य और 
कन्टेनर के लिये संगलनीय प्लग 

6. विमिदंश . . . . . . 
548 GI/ 79.-- - 


. 


. - . 


- 


- . 


-. - - - - , 


5. मात्रा . . . . . . 
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7. निरीक्षण के परिणाम 

अनुसूची - 4 
( क ) याल्ब प्रवण संबंधन 

[नियम 39 ( 2 ) देखें ] 
( ख ) वाल्य निर्गम मंबंधन 
( ग ) वाल्व निर्गम संख्यांक 

सिलेणर जांच स्टेशनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं 
( घ ) द्रवचालिन दाम जांच 

1 . प्रबन्ध : 
( क ) वातीय प्रूफ जांच 
( च ) तनन सामर्थ्य 

1. 1. साधारण प्रपेक्षाएं : - - 
( छ ) देध्यं वृद्धि प्रतिशत 

कार्मिक , उपस्कर, निरीक्षण प्रक्रिया अभिलेखन और संगठन पर्याप्त 
( ज ) मंघट्ट साम्य 

होंगे और परीक्षण स्टेणन को मनन निगपद प्रचालन स्थितियों में प्रचा 
( म ) निरीक्षण के लिय प्रस्तुत मात्रा 

लित किया जाएगा । प्रक्रिया और परीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा 
( अ ) म्बीकार की गई मात्रा 

कि जो सिलेण्डर इन नियमों की अपेक्षापों और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं 
( ट ) अस्वीकार की गई मान्ना और अस्वीकृति के कारण 

करते हैं , वे मामान्य मेवा के काम में वापिम न किए जाएं । ममम्म 
( 8 ) मिलेण्डरों की संख्या । 

कामिक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझेंगे और किसी भी कारणवश 

न्यूनतम निरीक्षण प्रपेक्षामों में कमी नहीं माने दी जाएगी । 
8 . निरीक्षण प्राधिकारी के मोहर तथा नारीख सहित हस्तामर । 

टिप्पण : - - 
अनुसूची - 3 

जिम्मेदारी का क्षेत्र नीमे दशित विभिन्न तीन भागों में बांटा जाएगा । 

नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों की मण्या काम की मात्रा पर प्राश्रित 
[नियम 3( 3) देखें 

होगी । 
सिलेण्डरों, पाल्पों और अन्य फिटिंगों को बनाने के एक व्यक्ति द्वारा 

1 . 2 . प्रबरवक : 
प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां 

परीक्षण स्टेशन के काम के लिए उनरदायी प्रबंधक , सुप्रहित होगा । 
1. आवेदक का नाम और पूरा पता 

उसकी अर्हतानों में , गैस सिलेण्डरो से संबद्ध खतरों की बाबत प्रशिक्षण , 
2. क्या आवेदक ने फिमी अनफायर्ड दाब अमल वाल्व का विनिर्माण 

निरीक्षण का प्रयोजन , परीक्षण के ढंग , उपस्कर, परीक्षण प्रपेक्षाएं और 
किया है , यदि हा नो , -- - 

परीक्षण परिणामों के अभिलेखन का समावेश होगा और उसमें यांत्रिक 
( 1 ) तारीख जिससे ऐसे पान वाल्वों का विनिर्माण किया गया 

या गमायनिक इंजिनियरी में उपयुक्त मकनीकी महता होगी । बह मकेत , 

विनिर्देशों और अथवा मिलकरों को जिनके लिए परीक्षण स्टेशन अनुमोदित 
( 2 ) किनके लिये दाब पान ! बाल्वों का मयिरचन हुआ और 

किया गया है, लाग विनियमों का भी गामा होगा । 
उनकी मनिकट सं० 
( 3 ) विनिर्मित बाष पात्र / वास्यों का विवरण । 

1. 3 पर्यवेक्षक : --- 
3. काब पानवाल्यों के विनिर्माण के लिये स्वीकृत किये जाने के 

पर्यवेक्षक में निम्नलिम्बिन महताएं होंगी, अर्थात् :---- 
लिए प्रतिस्थापित विनिर्देश / संकेत । 

(i ) गैम सिलेण्डरों की परीक्षा में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ; 
4 . दाब पान/माल्यों के विनिर्माण में लगे कार्मिकों की अर्हताओं 

( ii ) मायु कम से कम 21 वर्ष ; 
__ और अनुभव को दृष्टि में रखते हुए प्राधेवक का मंगठन 

( iii ) इन नियमों, संकेतों, विनिर्षेशों और अथवा सिलेणारों को , 
ढांचा । 

जिनके लिए जांच स्टेशन अनुमोदित किया गया है , लागू 
5. आवेदक द्वारा नियुक्त निरीक्षण कार्मिक का संगठन ढांचा । 

विनियमों का शान । 
6. कच्चे माल से प्रारम्भ कर तैयार पान वास्बों तक वाब पानों / 

1. 4. प्रचालक : 
वाल्यों के विनिर्माण की प्रक्रिया । 

निरीक्षण और परीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों में उस कार्य से संबं 
7. दाब पानी बाल्बों के विनिर्माण के प्रत्येक सोपान पर की गई धिन ने पहनाएं और अनुभव होगा जिसके लिए ये.नियुक्त किए गए हैं । 
क्वालिटी निर्गत्रण जाच / परीक्षण । 

गम सिनेणर से संबद्ध खतरों और निरीक्षण के प्रयोजम और हंग को 
8. ( 1 ) रासायनिक विश्लेषण और यांत्रिक जांच के लिये अधिष्ठापित मममने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
उपस्करों का ब्योरा 

2. उपस्करः 
( 2 ) जांच/परीक्षण के लिये दो गई टीम प्लेट /गेजों का योग 
( 3 ) परीक्षण और जाँच उपस्कर की जांच करने के लिये उठाए 

2. 1. उपस्कर का प्रकार : - -- 
गाए कदम मथा ऐसी जांच की प्राथसि । 

जांच स्टेशनों पर मिलेण्डरों के निरीक्षण और परीक्षण के लिए 
१. अविध्यमात्मक परोक्षा, जैसे , रेडियोग्राफी, गामा किरण , पगभव्य इन नियमों के अधीन यथापेक्षित पर्याप्त उपस्कर, रहेंगे । इसके अन्तर्गत 
जांध इत्यादि के लिये उपलब्ध उपस्कर । 

निम्नलिखित है : - - 
10. दाब पात्र वाल्वों के विनिर्माण के लिये दिए गए यतों की सूची । . (i ) उन सिलेण्डरों को जिनके परीक्षण के लिए परीक्षण स्टेशन 
11. स्वतन्त्र निरीक्षण प्राधिकारी या नाम तथा पता । 

प्राधिकृत है, लागू होने वाले इन नियमों, मकेसों, विनिर्देशों 
12 . जांचों के अभिलेख तथा प्रमाणपत्र : 

और/ अथवा विनियमों का एक सेट । ये समस्त नियम , संकेत 
( 1 ) निरीक्षण और प्रमाणन संगठन द्वारा की गई 

विनिर्वेश और अथवा विनियम अद्यतन रख्ने जाएंगे । । 
विभिन्न जांचों के अभिलेख का प्रोफार्मा ; और 

( ii ) संपीडित गैग मिलेण्डरों के प्रवस्थतिक पनि परीक्षण भा० 
( 2 ) स्वतन्त्र निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जांध 

मा० 5844 के अनुसार द्रवम्थैतिक परीक्षण माधिन , जिसके 
और निरीक्षण प्रमाणपन का प्रोफार्मा । 

अन्तर्गत दायक उपस्कर दाब गेज और आयसनी मापक उपस्कर 
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[ भाग II - खण्ड 3 ( i )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - -- - - - -- ---- - -- 

-- - - - - ---- - - - - --- - 
हैं । साधिन्न में कम से कम दो 15 से ० मी० (न्यूनतम ) व्यास 

(ii ) उसमें सिलेण्डरों की अवशिष्ट गैसों के निकलने के लिए पर्याप्त 
थाले कार्यकरण दाध गेज लगी होगी । 

संघातन होगा । 
(iii ) उपयुक्त दाब रेंज बाला न्यूनतम 15 से ० मी० व्यास का अनु 

( iii ) निरापद कार्यकरण के लिए उसमें पर्याप्त जगह होगी । 
संशोधन दाष गेज या उपयुक्त वाम रेंज वाला कुल-भार 
वाष गेज परीक्षण यन्त्र । 

( iv ) वह माफ शुष्क स्थिति में रखा जाएगा । 
( iv ) मिलेण्डरों के अतिरिक हिस्से को भली प्रकार देखने के लिए 
अति निम्न वोल्टेज के लैम्प , और बाहरी सतहों की सूक्ष्म 

4. सिलेण्डरों की परीक्षण के लिये शते : 
परीक्षा के लिए आवश्यक अन्य लैम्प । 
( v ) सीधी कोरें , टेम्पलेटें , प्रकीर्ण प्रौजार और माप गेनें । 

परीक्षण स्टेशन को परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले सिमेण्डरों की 
( vi ) तौल उपस्कर , जहाँ भावश्यक है । । 

अंतर्वस्तु निकाल दी जाएगी और तब उन पर " खाली " होने का लेबल 
( vii ) सुसंगत कानुनी प्राधिकारी द्वारा मोहर लगाई हुई तौल मशीन लगा दिया जाएगा । इस लेधल के होते हुए भा , विनिर्माता के मकों 
के लिए मानक परीक्षण बांटों का एक सेट । 

में मौजूद मिलेरो को छोड़कर अन्य समस्त सिलेण्डर के बारे में यह 
( viii ) मिलेण्डरों की धरा - उठाई के लिए पर्याप्त उपस्कर । 

उपधारणा की जाएगी कि उनमें बाब के अधीन गैस है और तदनुसार 

निम्नलिखित पूर्वावधानियों बरती जाएगी : 
( ix ) पर्याप्त मिलण्डर- अपवाहन उपस्कर । 
( x ) मिलेण्डरों के प्रातरिक भाग को शुष्क करने के लिए सुविधाएं । 

( i ) सिनेण्डर में की गम की प्रकृति मे संबद्ध खतरों को ध्यान में रखते 

हुए, मिलेण्डर की अंतर्वस्तु निरापद रूप में निकाली जाएगी । 
( xi ) चिन्हांकन व मोहर लगाने के उपस्कर । 

मिलेण्डर को , जिनमें विपैला या हानिकर पदार्थ भरा है या 

जो संदूषित हो चुके हैं , ऐसे परीक्षण स्टेशनों द्वारा ही खाली 
2. 2 . शुयता : 

किया जाएगा जो कोई विशिष्ट गैम की घरा - उठाई करने के 

लिए ठीक से सज्जित और अनुभव प्राप्त है । ऐसे सिलेण्डरों 
उपस्कर की शुद्धता निम्नानुमार होगी : - -- 

पर स्पष्टत: यह लेषल लगाया जाएगा कि ये संदूषित हो चुके 
( i ) भा० मा० : 5844 पायतनी उपस्कर के अनुसार द्रवस्थैतिक 

परीक्षण माधिन, जिममें , परीक्षण के अधीन सिलेण्डर के पाय 
तन में , उसकी कुल धारिता के 1, 20, 000 अंश तक के स्थायी 

(ii ) वाल्व खोला जाएगा और यदि कोई गैम नहीं निकलती है 
परिवर्तन को मापा जा मकना हो । 

और प्रवेश द्वार अथरुख नहीं दिखता है, तो वाल्य निर्गम द्वार 

में निम्न दाब नाइट्रोजन या अन्य अक्रिय गैम का घमन ( ब्लो ) 
( ii ) तौल उपस्कर झुटि जो 0 . 1 प्रतिशन से अधिक नही है । 

किया जाएगा । नाइट्रोजन प्रदाय का छूटाने के पश्चात् गैस 

का निकलना दर्शाएगा कि मिलेण्डर खाली है । जब कोई 
( iii ) कार्यकरण दाब गेज वृष्टि जो परीक्षण दास के 1 प्रतिशत से 

गैस नहीं निकलती है तब वाल्व प्रवल समझे जाएंगे । यदि 
__ अधिक नहीं है । 

सिलेण्डर में विषैली या हानिकर पदार्थ भरा है और यह शंका 
( iv ) अनुसंशोधन दास गेज बुटि , जो पूर्ण स्तर विभेप के 0 , 25 

है कि वाल्व प्रवास है तो अनुमोदित माधिन में गैस निर्मुक्त 
प्रतिशत से अधिक नहीं है । 

की जाएगी और वाल्व को इस ढंग से हटाया जाएगा कि 
गैस प्रचालक को कोई खतरा पहुंचाए बिना बाहर निकल 

जाए । 
2. 3. अनुसंशोधत : 
उपस्करों के अनुसंशोधन के अन्तरालों की अवधि निम्नलिखित से 

(iii ) यदि वाल्व अवरुद्ध है तो उक्त (i ) में बताए अनुसार मिलेण्डर 
अधिक नहीं होगी , अर्थात् : - -- 

की अंतर्वस्तु को निरापद ढंग से निर्मुक्त किया जाएगा । वाम 

गैस से भरे सिलेण्डरों पर कोई कार्य खुली हवा में किया 
(i ) कार्यकरण वाघ गेज 3 सप्ताह 

जाएगा । 
( ii ) प्रमुसंशोधन दाब गेज 6मास 

टिप्पण : 
(ii ) तौल उपस्कर जांच , बाटो द्वारा सेवा के दौरान 
प्रतिदिन की आए । 

वाल्व से , जिसमें स्पिंडल हटाया नहीं जा सकता है , व्यवहार करने का 

ढंग यह है कि वाल्व कार्य में से होकर स्पिाल प्रामन के नीचे गैस मार्ग में 
( iv ) परीक्षण बाट 2 वर्ष 

1/ 16 इन्च 1 . 6 (मि० मी० ) व्यास वाला छेक हाथ ड्रिल द्वारा किया 

जाएगा । विकल्पनः तेज प्रारी काम में लाई जा सकती है । गैस के बाहर 
3. कार्यकरण शर्ते : 

निकलने के प्रथम संकेत पर ही , वेधन और पारा-कार्य बंद करदिया जाना 
परीक्षण स्टेशनों के लिए कार्यकरण गर्ने गैस सिलेण्डरों के शुस 

चाहिए । कर्तन मौजार की पोर लगातार पानी का जेट छोड़ा जाए मौर 
पौर निरापद निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए उपयोगी होंगी । परीक्षण 

प्रचालक सुरक्षा -वस्त्र पहने । 
स्टेशन निम्नलिखित पातों की पूर्ति करेगे :-- - 

5. मिरीक्षण प्रौर परीक्षण : 
(i ) गैस सिलेणरों की तरफान परीक्षा के लिए अच्छी प्रकाण व्य 
वस्था होगी । पच्छा यह होगा कि यहां प्राकृतिक प्रकाश भी मिल 

परीक्षण स्टेशन पर इन नियमों की अपेक्षाओं की पूर्णतः पूर्ति करने 
सक । 

वाली प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा । 


[ PART II . - SEC . 3(6)] 
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अनुसूची - 5 

[नियम 1 ( 15 ) और 5 6 देखें ] 
- - - 

- . 

- -- 

_ . 
क्रम अनुज्ञप्ति का किम प्रयोजन के लिये मंजूर किया अनुशपिन अनुदत्त करने के लिए 
से० प्ररूप गया है 

मशमत प्राधिकारी 
- - - - - 

- - . - . . - .. . 
2 
- - - -- - - - - 

- - - - - - - - - --- - - - - - - 


फीम 


100 . 00 


संधीड़ित गैस मे भरे या भरने के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 

लिए प्राशयित सिलेण्डरों के 
मायात के लिए 


प्रथम 100 सिलेण्डरों या उसके किमी भाग के लिए 
100 सिलेण्डरों से अधिक किन्तु 500 से अधिक 

सिलेण्डरों के लिए 
500 से अधिक सिलेण्डरों पर प्रत्येक अतिरिक्त 500 
मिलेण्डरों या उमझे किसी भाग के लिये 


200. 00 


200 . 00 


मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 


मंयंत्र में भरी प्रत्येक प्रकार की गैम के लिये 


500 . 00 


मिलेण्डरों में मंपीडित गैम 

भरने के लिये 
मिलेण्डरों में संपीड़ित गैम के 

भण्डारकरण के लिये 


3. 


च 


मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 


100 . 00 


200 . 00 


200 , 00 


( 1 ) थिली गैसों के लिये ( स्थायी तथा द्रवित ) : 
5 सिलेण्डरों से अधिक किन्तु 100 सिलेण्डरों 
मे अधिक 
100 मिलेण्डरों से अधिक किन्तु 500 सिलेण्डरों से 

मनभिक 
500मिलेणारों में अधिक प्रत्येक 500 अतिरिक्त 

मिलेण्डरों या उमके किसी भाग के लिये 
( 2 ) प्रविषली पौर प्रज्यलनशील गमों के लिये : 

( स्थायी साथ ही साथ वित ) 
50 सिलेण्डरों से अधिक किन्तु 500 सिलेण्डरों से 

अनधिक 
500 सिलेण्डरों से अधिक वाले प्रत्येक अतिरिक्त 500 

सिलेण्डरों या उसके किसी भाग के लिये 
( 3 ) अविषैली और ज्वलनशील स्थायी गैसों के लिए : 
15 से अधिक किन्तु 200 सिलेणारों से अधिक 
200 से अधिक किन्तु 500सिलेणारों से अनधिक 
500 सिलेण्डरों से अधिक वाले प्रत्येक अतिरिक्त 500 
सिलेण्डरों या उसके किसी भाग के लिए 


100 . 00 


200 . 00 


100 . 00 


200 . 00 


200 . 00 


100 . 00 


150 . 00 


( 4 ) एल०पी०जी० (निम्न वाब गैस ) से अन्य प्रविषैली 

मौर ज्वलनशील ब्रवणीय गैसों के लिये : 
125 कि०मा० से अधिक किन्तु 500 कि०मा० से 

अनधिक 
500कि०ग्रा० से अधिक किन्तु 1000कि०मा० से 
। मनधिक 
1000कि०मा० से अधिक किन्तु 5000किग्रा० से 

अनधिक 
5000कि०ग्रा० से अधिक किन्तु 10, 000कि०ग्रा० 

से प्रमधिक 
10, 000किग्रा० से अधिक वाले प्रत्येक अतिरिक्त 
5000 कि०ग्रा० अौर उसके किसी भाग के लिये 


200 . 00 


300 . 00 


200 . 00 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 
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_ 


- 


. 


- - - - 


-- - - 


- 


- 


-- -- 


3 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - -- - 


... 


- - - - 


- - 


100 . 00 


( 5 ) प्रवणीय पेट्रोलियम गैसों के लिए : 
100 कि०ग्रा० में अधिक किन्तु 500 कि०ग्रा० से 

अनधिक 
500किग्रा० से अधिक फिन्तु 1000कि०मा० से 

अनधिक 
1000कि०मा० से अधिक किन्तु 5000 कि०ग्रा० से 

अनधिक 


150 . 00 


200 . 00 


5000कि०ग्रा० से अधिक किन्स 10, 000 फि०ग्रा० से 

अनधिक 


300 . 00 


10, 000 कि०ग्रा० से अधिक वाले प्रत्येक अतिरिक्त 5000 
कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिये 


200 . 00 


प्रपप - क 


[नियम ( 29 ) ( 2 ) देखें ] 
संपीड़ित गैस से भरे मिलेण्डरो का वहन करने वाले पोत के मास्टर या पोन अभिकर्ता द्वारा पत्तन में प्रवेश करने के पूर्व की जाने वाली घोषणा 

पोत का नाम . . . . . . . . . . . 

- - - - - - . 
गैस का सही रासायनिक नाम पीत में बहन की जाने वाली कुल मात्रा पनन पर उतारी जाने वाली मात्रा । 
परेसिलेण्डरों का विवरण पौर प्रकृति अर्थात् वह ज्वलनशील, - ------ - 

टिप्पणी 
संक्षारित या विषैली है 

गैस कि०ग्रा० में 

गैसकिग्रा में 
मिलेगारों की सं० या घन मीटरों सिलेण्डरों की सं० या घन मीटरों 


- -- 


- - -- - 


- - - 


- 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - -- --- - --- - 


- 


- 


- 


तारीख 


पोत के मास्टर/ प्रभिकर्ता के हस्ताक्षर 


(मियम 57 और 61 देखें ) 
सिलेवारों के पाबात के लिए अनुमप्ति के अनुसाम/ उसमें संसोधन के लिए 

भाषेवन 


1 . भाषेवक का नाम 

प्रायवक की पायु 
पावेदक का व्यवसाय 
भायेदक का पता 


( ii ) -- - - - - - - - - - तक नधीत/ वैध 

( iii ) उफ्त मनुमप्ति के अनुसार भंडारण क्षमता 
3. पायात किये जाने वाले सिलेण्डरों का विवरणः 

( i ) सिलेण्डरों की संख्या . 
(ii ) सिलेण्डरों के विनिर्देश 
( iii ) 

- - - -- - के द्वारा विनिर्मित 
(iv ) 

-- - ---- .- पारा निरीक्षित प्रौर परीक्षित 
( v ) सिलेण्डरों में लगे वाल्वों के विनिर्देश 
* ( vi ) - ---- - - - - ------- ---- भरी है 

( गैस का सही रामायनिक नाम ) 
* ( vii ) वि स्थायी या विलीन एसिटिलीन गैस से भरी गई है तो 

___ 15 सेटीग्रेस पर भरणदाम 


धारण को गई भण्डारण - अनुमप्ति का विवरणः 
(i ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा आरी की गई भण्डारण मनुमाप्ति 

की सं० और तारीख 


-- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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* (viii ) यदि प्रवीय गैम में भरी गई है, तो भरण अनुपात 

7. परिसरों के लिए धारित अनुप्ति सं० 
(ix ) अंतिम द्रयचालित वृप्ति परीक्षण की तारीख 

और अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम 
( x ) मिलेण्डरी की घूर्णन संख्या 

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथनों की मैने आच कर ली 
4 . मिलेण्डरों का भण्डार कहा करने का प्रस्ताव है - - ----- 

है और यह सही है और मै उम अनुप्ति को ममस्त मानों और शर्तों की 

पूर्ति करने के लिए बचन बद्ध हूं जो मुझे अनुक्त की जाएंगी । 
5. टिप्पणी 

प्रावेदन की तारीख 

प्रायेदक के हस्ताक्षर और पता 
आवेदन की तारीख आवेदक के हस्ताक्षर 

___ -.. - - - - - - - -- -- - -- - - 

* यदि आवेदन कम्पनी की ओर से किया जाता है तो कम्पनी का 
आवेदक का ग्राफ पता : 

नाम और पता तथा प्रबंधक या अभिकर्ता का नाम बनाए और आवेदन पर 
- - 

उसी के हस्ताक्षर होने चाहिए । प्रबंधक या अभिकर्ता के नाम में 
टिप्पण : - - 

प्रत्येक परिवर्तन, णीघ्र संसूषित किया जाए और उसके नमूना 
* 1. यदि खाली मिलेण्डर मायात करने हैं नो * से चिहित विणिष्टियां 

हस्ताक्षर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पाम फाइल किए आएं । 
देना प्रावश्यक नहीं है । 

प्ररूप ( ड ) और ( च ) मे अनुशाप्ति के लिए मावेदन के माथ प्रस्तुत करने 
2. मिलेण्डरों प्रौर बास्यों के प्रत्येक लाट के संबंध में विनिर्माता का पूर्णतः के लिए अपेक्षित दस्तावेज 
पूरित परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपन इम आवेदन के माथ संलग्न 

- -- - - --- -- - 
करे । 

(i ) नियम 55 के प्रधोन अनुमोदित विनिर्देशों और रेखाक की 4 
3. यवि मम्यकतः गैम भरे मिलेण्डरों का प्रायात किया जाना है तो 

प्रतिया (बिना मंशोधन के अनुप्ति के नवीकरण के लिए 
___ मद मं० (vi ), (vii ), ( viii ) और (ix ) के सम्बन्ध 

मावश्यक नही ) ; 
में भरण प्रमाणपत्र दें । 

( ii ) अनुज्ञप्नि मथा उसमे सम्बद्ध अनुमोदित रेखांक और विनिर्देश 
प्ररूप " ग " 

( अनुप्ति के प्रथम अनुदान के लिए माघश्यक नहीं ) ; 

(iii ) अनुशप्ति के अनुदान, मंशोधन या नवीकरण के लिए अपेक्षित 
( नियम 57, 61 और 62 वेखें ) 

फोस की रकम , जो नियम 72 में विहिन ढंग से मंदत्त की 
सिलेणारों में संपीडित गैस भरने और/ अथवा उससे भरे सिलेणारों के 

गई है । 
मवारण के लिए प्रमुगप्ति के अनुदान संशोधन नवीकरण के लिए प्रावेदन 
- - - - - - - - 

प्ररूप " " 
यदि पायेदन प्रप ( ) और ( प ) में अनुशाप्ति के अनुदान के लिए है 
तो इस पन्ने के दूमरी और सूची में दिए गए दस्तावेजों को इस आवेदन 

(नियम 57 और 58 देख ) 
• के माप प्रपश्य मंलग्न करें । 

गन्द्र -मार्ग बाग गैस गिलेण्डरी के प्रायान के लिए अनुशप्ति 
- -- - - - - - - - - 
इम स्तंभ में उत्तर लिखें । मंध्या. . . . . 

फीस . . . . . . . F० 
1. पावेदक का नाम * * 

श्री . . . . . . . . . . . . . . . को निम्नलिखित विवरण 
पावेदक का व्यवसाय 

के सिलेण्मरो का फिसी एक समय में . . . . . . . . पत्तन पर. . . . . . . 
भावेदक का पूरा डाक पता 

को परेषण के लिए पायाश करने के लिए अनुज प्नि , भारतीय विस्फोटक 

अधिनियम , 1884 और उनके प्रगान बनाए गए नियमों के उपबंधों पोर 
2 . जिस परिसर में संपीडित गैस 

अनुमाप्ति के पीछे दी गई शों के अधीन रहने हुए अनुशनि अनुदत्त की 
फा भण्डारण/ भरण करना है 

जानी है । 
उसकी अघ स्थिति 

यह अनुप्नि . . . . . . . . . 97. . . तक 
राज्य 

प्रवृम रहेगी । 
नारीख 

__ अमापन अधिकारी 
जिला 
नगर या ग्राम 

सिसमारों का विवरण 
निकटतम थाना 

, 1. मिलेण्डरों को संख्या 
निकटतम रेल स्टेशाम 

2. मिनेपरों के विनिर्देश 
3. भण्डारण/ भरण के लिए प्रस्तावित 

3 . . . . . . . . . . . . द्वारा विनिमित 
संपीड़ित गैस की प्रकृति ( रुपया 

. . . . . . . . . . द्वारा निरीक्षित और परिक्षित 
बतायें गैस ज्वलनशील /संक्षारित 

5. मिलेण्डरा में लगे वाल्वों के विनिर्देश 
या विषैली है ) 

6. . . . . . . . . . . . . . भरी हुई है 
4. भण्डारण भरण के लिए प्रस्ताविप्त 

( गैन का मही गमायनिक नाम ) 
संपीड़ित गेम का रासायनिक नाम 
5. भण्डारण/ भरण के लिए प्रस्तावित 

7. यदि स्थाय। गा या विलीन पगिटिलिन में भी है तो 15° सेंटीग्रेड 
संपीड़ित गैम की मात्रा 

पर भरण अनुतान । 
6 . परिसर में पहले ही भण्डारित 

8. यदि द्रवणीय गैग में भग। है तो भरण अनुमान । 
भरण की गई संपीडित गैग की 

9 ग्रंभि द्रव बालित वृद्धि रक्षण की पारीख । 
मात्रा और उसका रामायनिक नाम 

10.मिरर की पूर्णा मया । 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


रु० 


- 


- 
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यदि अनुज्ञप्त परिमर झगसे उपाय विवरण और णों के अनुरूप 
यदि मिलेण्डर अनुज्ञप्ति में दिए गए विवरण के अनुरूप नहीं है पा 

नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शतों के अधीन यह अनुज्ञप्ति 
जिन नियमों और शर्तों के प्रधान यह अनुज्ञप्नि अनुदत्त की गई है , 

अनुदत्त की गई है , उनमें से किमी का उल्लंघन होता है तो यह अनुशाप्ति 
उनमें से किसी का उल्लवन होने पर , अनुशाप्ति रद्द की जा गकती है और 

रद्द की जा गगी, और अनुज्ञप्तिधारी को कारावास से, जिराको अवधि 
अनुशाप्तिधारी विस्फोटक अधिनियम , 1884 के धारा 5 ( 3 ) ( क ) , ( ख ) 

दो वर्ष नक की हो सकेगी या गति से , जो तीन हजार रुपए तक का 
और ( ग ) में दिए प्रनमार दण्डनीय भी होगा । 

हो मकमा है, या दोनों में , दण्डनीय भी होगा । 

पार्स 
अनुप्ति कराते 

1. अनुज्ञप्न परिभरों का प्रयोग, सिलेण्डरों में मंगोडिन गैस भरने 
1. दम अनुज्ञप्ति में दी गई अवधि - ममाप्ति के पश्चात् यह अन 

और उसे यहां अस्थायी रूप में रखने और इभमे मंबन प्रयोजनों के गित्राय 
शप्ति शून्य हो जाएगी । 

अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा । 
2. भरे मिगहर खाली होने के पश्चात् अनुशापन प्राधिकारी की पूर्व 

2. किसी भी डर के माहित गैस तब तक नहीं भरी जाएगी 
महमति के बिना पुनः नहीं भरे जाएंगे । 

जब तक कि - 
3. भरे सिलेण्डरों का आयात के पमन मे प्राधिन परिसरों को शीघ्र 

( i ) भरण के लिए ऐसे मिलेर को मुख्य नियंत्रक ने लिखित में 
हटाने के लिए अनुशनिधारी पूर्व व्यवस्था करेगा । 

अनुमोदित नहीं कर दिया है ; और 
( ii ) सिलेण्डर को परीक्षा तथा परीक्षण मुसंगत नियमों के अधीन 

प्रापेक्षित रूप से नहीं कर ली गई है । 
(नियम 57 और 58 देग्ने ) 

3. भरण के पूर्व, प्रत्येक गिलेपुर की उसके वाल्व और अन्य फिटिंगों 

साहित, यह सुनिश्चित करने के लिए मावधानीपूर्वक परीक्षा की जाएगी 
सिलेपारों में संपीड़ित गैस भरने के लिए अनुमाप्ति 

कि वह नियमो के मुमंगम उप बधों के पूर्णन: अनुरूप है , और भरण के 

लिए प्रेषित करने के पूर्व उसे पूर्णत : खाली कर दिया जाएगा । 
अनुमप्ति सं० फोम . . . . . . . “ मपए 

4. किसी भी गिलेण्डर में कोई संपीडित गैम. नियमों के अधीन विहित 
श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को , नीषे वणिन अनज्ञप्न अभिकलिगत जांच दाय और अनुपात में अधिक नहीं भरी जाएगी । 
और रेखांक मं० - - - - - - • • • • • • • • • - में दर्शाए गए पग्मिर में , 

5. यदि मिलेण्डर के वाल्व और अन्य फिटिंगों को बदलना प्रावण्यक 
भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 ( 1884 का 1 ) और उसके 

हो जाता है तो गिलण्डर पर स्टापित देपर वजन पर नजर रखी जाएगी 
प्रधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों तथा इग अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों 

और कोई परिवर्तन होने पर, पावश्यक गुधार किया जाएगा । 
के अधीन रहते हुए , मिलेण्डरो में पीड़ित गैस भरने के लिए अनुमति 
अनुक्त की जाती है । 

. किमी भी ऐमे मिलेण्डर में जा नियमो में विहित गमुचित रंग 

में पंट नहीं किया गया है, न दिन गेम नहीं भरी जाएगी । 
___ यह अनुप्नि 31 मार्च, 197 तक प्रयत्न रहेगी । 

7. किमी गैग के लिए म । इन पोर भरण उपकरण किमी अन्य गैरा 
नारीख . . . . . . . . . . . 197 

मुम्प विस्फोटक नियंत्रक के लिए मपीड़न और भरण उपकरण से पूर्णत: अलग और असम्बद्ध होगा । 
अनाप्त परिसर का विवरण और अवस्थिति 

8. किसी भी सिलेण्डर में , हा अनुशग्नि पर विशिष्टतः पृष्ठांकित रीनि 

और अन्य शतों के अधीन के सिवाय सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कोई 
अनशमि परिमर जिमी लेप्राउट सीमाए और अन्य विवरण मलग्न मंपीड़ित गैस भरी नहीं जाएगी । 
अमुमोविन रेखांक में दिखाया गया है,. . . . . . . . . . . . . . में अवस्थित 

9 . ज्वलनशील गेमों के संपीड़न और भण्डारन के लिए उपयोग में 
है और जिसमें . . . . . . . . . . . . . 

लाए जाने वाले परिभर में अधिष्ठापिन ममस्त विद्युत उपस्कर, जैसे , 

- -- - - - - - - 
( क ) ज्वलनशीन मभारित विर्षनी गमों के भग्ण के लिए. . . . . . . मोटर, स्यित्रे, स्टार्टर इन्य दि , भा० भा० 2148 के अनुरूप अग्निमह 

रचना के होंगे । 
( म ) प्रविषेली गंगों के भरण के लिए. . . . . . . . . . . . . . . . 

10. ऐमा कोई प्रकाण , जिनमें ज्वलनशील वाष्प या गैस प्रज्वलित 
(गैस का माम विनिविष्ट करें ) 

हो माप्रती है, किमी भी ममय गिलेण्डरों में संपीडित गेम के भरण के दौरान 
पौर ( प्लाट संख्या ) 

परिसर में नहीं रखा जाएगा और ऐसे भरण में लगा कोई व्यक्ति धूम्रपान 
( गली का नाम ) ( गांव या नगर ) ( पुलिस 
पाना ) (जिना ) में स्थित है । 

नहीं करेगा । 
मवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्पान 

11. अनुज्ञान परिमर का प्रबंध करने वाला या उग पर उमके मंत्र 

में नियोजिम प्रत्येक व्यक्ति , ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें आग ला 
भारतीय विस्फोटक अधिनियम , नवीकरण की अनशप्ति अनज्ञापन 

___ गफनी है या विस्फोट हो गफना है और जो युक्तियुक्त रूप से प्रावश्यक 
1884 या उसके नारीन की समाप्ति प्राधिकारी" 

नहीं है तथा वह अपनी सोनम योग्यता के अनुमार किसी अन्य व्यक्ति 
अधीन बनाए गए गैस 

की नारीख के हस्ताक्षर को भी ऐसा कार्य करने से निवारित करेगा । 
सिलेण्डर नियम , 1977 के 

और कार्यालय 

12 प्रत्येक अनुशप्त परिंगर के लिए अनुशप्तिधारी कम से कम वो 
उपबंधों या हम अनुशाप्ति 

की मुद्रा 

मुबान फोम टाइप के या शुष्क गसायनिक टाइप के 9 किलोग्राम क्षमता 
की शतों का उल्लंघन न होने 

के अग्निशामकों का जो आग लगने पर सुविधाजनक स्थानों पर तुरन्त 
की दशा में यह अनुज प्नि , फोम 

उपयोग में लाये जा ग , व्यवस्था करंगा । ऐसे अग्निणामक यंत्रों की , 
में कोई शुट दिए बिना तीन 

उनकी उपयोग्यता की दृष्टि से , नियतकालिक जांच की जाएगी । 
वर्ष तक नवीकृत की जा सकती 

13. ममस्त भर सक्रिया , मक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन 
की जाएगी । 


. 


- 


. 


- . 


- - 


- 


- 


- - - 


. 
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___ यदि अनुशप्त परिमर इममे उपाबद्ध विवरणी और शर्तों के अनुरूप 
नहीं पाया जाना है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति 
अनुदत्त की गई है, उसमें से किसी का उल्लंघन होता है तो यह प्रमुशप्ति 
गद की जा सकेगी और अनुशप्तिधारी को कारावास से , जिसकी अवधि दो 
वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से , जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा 
या दोनों से, वण्डनीय भी होगा । 


पाते 


11. द्रवित पंद्रोलियम गैग के मान और भरण के लिए उपयोग 
में पाए जाने वाले अनुशप्त परिसर के बालों और एक भरक्षाक्षेत होगा 
जो किमी भी सार्वजनिक स्थान , मागं या प्रागपाग की सम्पत्ति से स्पष्टमः 
10 मीटर की दूरी पर होगा । 

____ 15. अनुशप्त परिमर अग्बलनणाल सामग्री से बनाया जाएगा और 
पर्याप्ततः संवातित होगा । 

___ 16. अनुज्ञप्ति परिमर के भीमर होने वाली दुर्घटना , प्राग या विस्फोट 
की , जिससे जनजीवन की या जीवन या संपत्ति को गंभीर मति होती है, 
रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारमाधक 
अधिकारी को तथा तार में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को दी जाएगी । 
( सार का पता : "विस्फोटक, नागपुर " ) 
___ 17. नियम 77 में सूचीबद किमी भी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त 
समयों पर मनुशन परिसर में निर्वाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा 
और ऐसे अधिकारी को , यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों और 
इस अनुज्ञप्ति की पतों का सम्यक्रम से अनुपालन हो रहा है, हर मुविधा 
प्रदान की जाएगी । 


1. मंपीड़ित गैस से भरे मिलेण्डरों को रखने के सिवाय , अनुशप्त 
परिसर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाए जाएंगे । 


2. संपीड़ित गैम से भरे मिलेण्डरों का भण्डारन , भण्डाकरण शेड 
में ही जो कि उपयुक्त अज्वलनशील सामग्री से बना होगा, किया जाएगा 
परन्तु यदि केवल प्रज्वलनशील गैस से भरे सिलेण्डरों का भण्डारण किया 
जाना है तो बीम , शहतीय, ( रेफटर ), कालम , खिड़कियों और दरवाजे 
लकड़ी के हो सकेंगे । 


3. भण्डारण शेड ग्राउण्ड लेवल पर तथा छत में या उसके निकट 
पर्याप्ततः संघातित होगा । यदि भण्डारण शेड निम्न वाब गैस सिलेण्डरों 
को रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो मंबानन में बढ़िया तांबे 
या अन्य प्रसंधारक पातु की नार की दोहरी जाली का प्रबंध किया जाएगा 
जिममें प्रति सेंटीमीटर ( लम्बाई में ) 11 अंश हो । 


(नियम 57 और 58 देख ) 
तिलपरों में संपीड़ित गैस रखने की अनुमाप्ति 
प्रमुशप्ति संख्यांक . . . . . . . . .. 

फीस . . . . . . . .रुपए 
श्री . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . की केवल संपीड़ित 
गैस से भरे मिलेणहरों को नीचे वर्णित और रेखाक सं० . . . . .. . . . . . 
में दिखाए गए अनुशप्त परिसरों में रखने के लिए, भारतीय विस्फोटक 
अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) और उसके अधीन बनाए गए नियमों 
के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शतों के अधीन रहते हुए , अनुशप्ति 
अनुदत्त की जाती है । 

यह प्रमुशप्ति 31 मार्च, 197 . . . . . . . . . . तक प्रवृत्त रहेगी । 
तारीख 

मुम विस्फोटक नियंत्रक 
अनुमाप्त परिसर का विवरण तथा प्रवस्थिति 
अनुशप्त परिसर, जिमफी लेग्राउट सीमाएं और अन्य विवरण संलग्न 
अनुमोदित रेखांक में दिखाया गया है,. . . . . . 
में प्रवस्थिम है और जिसमें निम्नलिखित गम्मिलित . . . . . 


4. एक ही शेड में , प्रथासंभव , विभिन्न प्रकार की गैमों का भण्डारन 
नहीं किया जाएगा । यदि एक ही प्रेम में विभिन्न प्रकार की गेमों को 
भण्डारण किया जाना है तो सिलेण्डरों को उनमें भरी गैसों के प्रकृति 
के आधार पर , एक माण समूह रखा जा सकता है, अर्थात् , ज्वलनशील 
गैस मिलेण्डरों पोर पाक्सीकारक गैसों से भरे मिलेण्डरों को परस्पर अलग 
अलग रखने के लिए उनके बीच या तो एक मीटर स्थान रिक्त छोड़ 
दिया जाएगा या अग्निरोधी विभाजक दीवाल बना दी जाएगी और विषैली 
गैमों से भी मिलेण्टरों नया अविषली गैसों से भरे मिलेयरों को इसी प्रकार 
अलग करने के लिए उनके बोल एक विभाजक दीवाल बना दी आएगी । 


5. किसी भवन , मार्वजनिक स्थान , मार्वजनिक मार्ग या मासपास में 
बनाई जाने वाली संपत्ति और द्रविन पैट्रोलियम गैस सिलेण्डरों के भण्डारण 
के लिए उपयोग में लाए आने वाले भण्डारण शेड के बीच निम्नलिखित 
स्पष्ट दूरी मदेव बनाए रखी जाएगी, अर्थात् :--- 

- - - - - - 
मिलेण्डरों में संपीड़ित गैम 

रखी जाने वाली न्यूनतम स्पष्ट 
की माता 
कि०ग्रा० 

मीटर 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( क ) ज्वलनशील संक्षारित विषैली गैसों में रखने के लिए 
( स ) प्रविषैली गैसों को रखने के लिए. 

( गैम का नाम विनिर्दिष्ट करे ) 
मोर 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - - - 
0 -.-- 100 


( पुलिम 


15 


( प्लाट संख्या ) ( गली का नाम ) ( गांव या नगर ) 
थाना ) . - • • • • • • • • • • • • • • • • में स्थित है । 
( जिला ) 

नवीकरण के पृष्ठांकम के लिए स्थान 
भारतीय विस्फोटक पधिनियम , नवीकरण की समाप्ति की 

1884 या उसके अधीन तारीख तारीख 
बनाए गए गैस सिलेण्डर 
नियम , 1977 के उपबन्धों 
का या इस अनुशनि की शो 
का उल्लंघन न होने की दशा 
में इस अनुज्ञप्नि फोम में कोई 
छूट दिए बिना तीन वर्ष तक 

नयीकृत की जा सकती है 
-- - - -- - 


अनुज्ञापन 
प्राधिकारी 
के हस्ताक्षर 
और कार्या 
लय की मुद्रा 


100 --- 1000 
1001- - - 4000 
4001 - - 8000 
8001 - - 12000 
1200 1---- 30000 
30000 से अधिक 
- - - 

परन्तु निम्नलिखित वशानों में मुख्य नियंत्रक उक्त दूरियों को कम कर 
मकना है, अर्थात् : - - 
( 1 ) जब परवा वीवाल की व्यावस्था की गई हो या अन्य विशिष्ट 

पूर्वावधानियां बरती गई हों , अथवा 
( 2 ) जहां ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हों जो मुम्प नियंत्रक की राय में 

इस प्रकार की कमी करने के लिये न्यायोचित है । 


{ भाग II - -खण 3 ( i )] 
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क . उक्त शर्त 5 में किसी मात के होते हुए भी , 100 कि०मा० से 
अधिक -किन्तु 300किग्रा० से अनधिक ववित पेट्रोलियम गैस से भरे सिलेणर 
भवन के किसी भाग में या उससे संलग्न भंडारण शेड में रखे जा सकते हैं 
परन्तु यह सब जबकि उसे एक मजबून विमाजक भवन से अलग रखा जाए 
और उसमें प्रवेश करने का एक मात्र साधन बाहर से हो । ऐसा भण्डारण 
शेड किसी जीने के नीचे या शेष भवनों के लिये प्रवेश या निकास द्वार के 
पास अवस्थिति नहीं होगा । 


__ 15. ( क ) अग्निसह विद्युत प्रकाश और फिटिंगों के सिवाय कोई 
अग्नि, भट्टी या अन्य साप या प्रकाश स्तोस, भण्डारण शेष के भीतर , शन 
5. अधीन बनाये रखे जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा क्षेत्र के भीतर , अनु 
ज्ञात नहीं किए जाएंगे । 
( ख ) कोई भी व्यक्ति भण्डारण शेड में धूम्रपान नहीं करेगा या माचिस 

फ्यूज या अन्य चिनगारी उत्पन्न करने वाले साधिन को परिसर 
में नहीं ले जाएगा । " धूमपान मना है " के हिन्दी, अंग्रेजी पौर 
प्रादेशिक भाषा में सुस्पष्ट साइन बोर्ड भण्डारण शेड के बाहर 
प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे या टांगे जाएंगे । 


7. दूषित पेट्रोलियम गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के लिये उपयोग में 
लाया जाने वाला शेष, अप्राधिकृत , व्यक्तियों की शेप में प्रवेश करने से रोकने 
के लिये, उपयुक्त काटे से घर दिया जायगा । 


8. पतली दीवाल बाले सिलेण्डर क्षैतिज स्थिति में चट्टे लगाकर नहीं 
रखे जाएंगे परन्तु द्रषित पेट्रोलियम गैस सिलेण्डरों के मामले में , निम्नलिखित 
घट्टा विधि अनुशात की जा सकती है, अर्थात् :--- 
( 1 ) यवि सीधी स्थिति में भण्डारण किया आना है तो चट्टा तीन से 

अधिक ऊंचा नहीं होगा, अथवा 


18. प्रत्येक प्रनुज्ञप्त परिमर के लिए अनुमप्तिधारी कम से कम दो 
मुवाल फोभ टाइप या शुष्क रासायनिक टाइप के 9 किलोग्राम ममता के 
अग्निशमकों की , जो भाग लगने पर सुविधाजनक स्थानों पर तुरंत उपयोग में 
लाये जा सके , व्यवस्था करेगा । ऐसे अग्निशामक यंत्रों की उनको उपयोग्यता 
की दृष्टि से, नियतकालिफ जांच की जाएगी । 


( 2 ) यदि लिन स्थिति में भण्डारण किया जाना है तो भरे सिलेण्डरों 

के मामले में 5 और खाली सिलेण्डरों के मामले में 7 से अधिक 

ऊंचा पट्टा नहीं लगाया जाएगा ; 
( 3 ) सिलेण्डरों का शेर, छोरों पर प्रवरोधों के प्रयोग द्वारा स्थिर 

रखा जाएंगा । 


_____ 17. नियम 78 में सूचीबद्ध किसी भी अधिकारी को मभी युक्तियुक्त 
समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा 
और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों और 
इस अनुज्ञप्ति की गों का सम्यक् रूप से पालन हो रहा है, हर सुविधा 
प्रदान की जाएगी । 

[ सं० 2( ii )/ 76-एम०पाई . ] 
रमेश नाथ चोपड़ा, संयुक्त सचिव 


( 4 ) प्रवेश और सिलेण्डरों की उठाधराई के लिए कही या दोहरी 
पक्तियों के पट्टों के बीच चट्टों तथा वीबालों के बीच न्यनतम 60 सें०मी० 
पोहा मार्ग ( गैंगये ) रखा जाएगा । 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department on Industrial Development) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 1st September , 1979 


9. भण्डारण शेड में गैम ( सों ) का सही रासायनिक नाम सुस्पष्टतः 
वाया जाएगा । 


10. भण्डारण गेड एक सभम व्यक्ति के भार-साधन में रहेगा । 


G .S .R . 523 ( E ). - Io exercise of the powers conferred by 
Bection 17 of the Indian Explosives Act, 1884 ( 4 of 1884 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ment in the notification of the Government of India in the 
late Department of Labour No. M - 1272 dated the 28th Sep 
tember , 1938 , namely : 


11. यदि अनुमाप्ति परिमर के भीतर कोई दुर्घटना, प्राग या विस्फोट 
हो जाता है जिससे जनजीवन की हानि होती है या जीवन या संपत्ति को 
गंभीर क्षति पहुंचती है तो उसकी रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट को या 
निकटतम पुलिस पाने के भारसाधक अधिकारी को तथा तार से मुख्य 
विस्फोटक नियन्त्रक को दी जाएगी । 


In the said notification – 


(i ) for the words "the gaseous or liquofied state " , the 
___ words "the gascous , liquefied or dissolved state " 

shall be substituted ; 
( i ) the proviso shall be omitted. 

[ F. No. 2( 11 ) / 76- MI] 


( तार का पता : "विस्फोटक , नागपुर " ) । 


12. यदि गैस मिलेण्डरों के भण्डारण करने वाले किसी व्यक्ति से , 
गैस सिलेण्डरों के भण्डारण शेड में कोई ऐसी अभिवृद्धि परिवर्तम या 
मरम्मत करने के लिए लिखित रूप में कहा जाए, जो निरीक्षक प्राधिकारी 
की राय में परिसरों की सुरक्षा के लिए प्रावश्यक है तो यह उस ममि 
पति, परिवर्तन या मरम्मत सूचना की प्राप्ति की तारीख से, कम से कम 
एक मास की ऐसी किसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्विष्ट की जाए , 
कर देगा । 


13. सूर्यास्त पोर मूर्योदय के बीष न तो ज्वलनशील गैसों के भण्डारण 
के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोई भी शेड खोला जाएगा और न 
गैस सिलेण्डरों की धरा - उठाई अनुशात की जाएगी । यह कार्य उस दशा 
में किया जा सकेगा जब कि फेवल अनुमोदित विद्युत प्रकाश का प्रयोग 
किया जाए । 


Whereas by the notiication of the Government of 
India , in the Department of LAbour No . M - 1272 ( 1 ) , 
dated the 28th September , 1938, issued under sec 
tion 17 of the Indian Explosives Act , 1884, ( 4 of 1884 ) , 
any ga9 when contained in any metal container in a gaseous , 
liquefied or dissolved state , has been declared to be an ex 
plosive within the meaning of the said Act , the following 
draft rules which the Central Government proposca to mako 
in exerciso of the powers conferred by sections 5, 7 and 
8 of the said Act and in supersession of the Gas Cylinders 
Rules, 1940 , is hereby published as required by sub- section 
( 1 ) of section 18 of ihe said Act for the information of all 
persons likely to be affected thereby; and notico is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration on 
or after the expiry of 45 days from the date of publication 
of this notification in the Official Gazette . 

Any objections or suggestions which may be received from 
any person in respect of the said draft before tho date so 
specified will be taken into consideration by the Central 
Government. 


14. भण्डारण झेड और इससे घिरे क्षेत्र को , सदैव समस्त ज्वलनशील 
सामग्री , रद्दी वनस्पति और फूटा कर्फट से दूर रखा जाएगा । 
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and these limits shall be determined at atmospheric 

temperature and pressure. 
CHAPTER 1 - PRELIMINARY 

Explanation . -- " Flammablity rango" means the diffe 

rance betwoon the minimum and maximum porcent 
1. Short title and commencement. These rules may be 

age by volume of the gas in mixture with air that 
called the Gas Cylinders Rules, 1979 . 

formg flamable mixture ; 
2. Definitions. In these rules, unless the context olher 

( XV ) " Form " means a form sctforth in Schedule V ; 
wise requires : 

(xvi ) "Gas Cylinder" (or cylinder ) means any closed 
( 1) " Act" means the Indian Explosivos Act, 1884 ( 4. of 

metal container intended for the storage or trans 
1884 ) ; 

port of compressed gas , designed not to be fitted 
(li ) " Chief Controller " means the Chief Controller of 

to a special transport or under -carriage , and having 
Explosives , Government of India ; 

a volume exceeding 500 ml. but not exceeding 1000 

litres i 
(iii ) " competen : person " means a person recognised by 
the Chief Controller to be a competent person , or 

(xvii) " high pressure liquoflablo DEX " means a liqueflablo 
a person who holds a certificate of competency for 

gas buving & critical temperature above O C , but 
the job in respect of which competency is required 

not higher than + 70°C ; 
from an institu - ion recogniscd by the Chief Cont 
roller in this behall : 

( xviii) " hydrostatic stretch test" moang subjecting the cylin 

der to a hydrostatic pressure equal to the tost pros 
( iv ) " compressed gas" means any permanent gas, lique 

SLITC of the cylinder and recording the permanent 
flable gas or gas dissolved in liquid under pressure 

stretch undergone by the cylinder ; 
or gas mixture which in a closed gag cylinder exer 
cises & pressure either exceeding 2 . 5 kgf / cma ahs, 

( xix ) " hydrostatic test" means the test by which a cylinder 
( 1 . 5 Kgf gauge ) at + 15°C or a pressure exccoding 

is subjected to a hydrostatic pressure equal to the 
3 Kgf / cm² abs. ( 2 Kgf / Cm2 gauge ) at + 50°C 

test pressure of the cylinder ; 
or both ; 

( xx ) " import" moans bringing into India by land , en 
Explanation : - Hydrogen fouride falls within the 

Or air ; 
scope of compressed gam although its vapour preg 

(xxi) " Inspecting authority " means a person having quali 
gure a 50°C is 1. 7 to 1. 8 atmospheric gauge ; 

ficatlong and wide experience in the field of design , 
( v ) " Conservator" in relation to a port includes any 

manufacture and testing of gas cylinders and recog 
person acting under the authority of the officer or 

nised by thọ Chief Controller as wuthority for int 
body of persons appointed to be Conservator of 

pection and certification of gas cylinders ; 
that port under section 7 of the Indian Ports Act, 

( xii) " installation " means any premises wherein any place 
1908 ( 15 of 1908 ) ; 

has been specially prepared for the manuafcture 
(vi) " Controllor " ( of explosives ) includes the Deputy 

( filling ) of storage of compressed gas in cylinder ; 
" Chief Controller of Explosives , Deputy Controller 

( xxili ) " liguefiable gas" means a gas that may be liqueficd 
of Explosives and Assistant Controller of Explosives ; 

by pressure above 0°C , but will be completoly 
( vii) " Critical temperature " means the temperature Glove 

vaporised when in equilibrium with normal atmos 
which gas cannot be liquefied by the application of 

phoric pressure ( 760 mm . bg ) at 30°C ; 
pressure alone : 

(xiv ) " low pressure liquefiable gas " means a liqucfiablo gas 
( yili ) " dissolved acetylene cylinder " means a cylinder hav 

having critical temperaturę higher than 70 C : 
ing a valve and with or without safety devices , con 
taining a porous mags, a solvent for the storage of 

( uwv ) "manufacture of gas" meang filling of a cylinder 

with any compressed gas and also includog transfor 
dissolved acetylene and at least sufficient acetylene 
to saturate the solvent at atmospheric pressure and 

of compressed gas from one cylinder to any other 

cylinder ; 
at a temperature of + 15°C . 
Explanation - Acetone or any other solvent used 

( wxv ) " permanent gas " moang a gas whose critical tem 
shall not be capable of chemical reaction with the 

perature does not exceed 0°C that is to say a gas 
acetylene gas or with the porous substance or with 

which cannot be liquefied under any pressuro at 
the metal of the cylinder or volvo ; 

temperature above O C : 
( lx ) " dissolved gas " means & gas which under pressure 

(xxvii ) " Schedule " means the Schedule annexed to theso 
ig dissolved in a fluid solvent appropriate to the 

rules ; 
particular gag As for examplo , acetylene in ketone (xvii ) " tarc weight" in relation to, 
or armonia in water ; 

( 1 ) acetyleno cylinder means the weight of the cylin 
(x ) " district authority" moans – 

der together with any fittings, permanently atta 

ched and includes the weight of valvo, any safety 
( a ) a Commissioner of Police or Deputy Commis - , 

device , porous mass , requisite quantity of solvent 
sioner of Polico in any town having a Commis 

for dissolving acetylene, and the weight of acetyleno 
honor of Police ; and 

gas saturating the solvent at atmospheric pressure 
(b ) in any other place , the District Magistrato ; 

And temperature of 15°C . 
( xl) " District Magistrate" includes an Additional District 

( 2 ) liqueflable gag cylinder means the weight of the 
Magistrate , and in the States of Punjab and Haryana 

cylinder together with any fittings permanently 
and in the Karaikal, Mahe and Yanım areas of the 

attached thereto and includes the weight of 
Union territory of Pondicherry , also includes a Sub 

valve . 
Divisional Magistrate ; 

( 3 ) permanent gag cylinder means tho woight of the 
( xil) " filling pressure " means the maximum 

cylinder together with any fittings permanently 
permissible 

D tached thereto . 
gaugo pressure, converted to + 15°C , at wbich a gas 
cylinder for permanent gas or gas dissolved under 

( xxlx ) " test pressuro " means the internal pressure required 
Pressure can be filled ; 

for the hydrostatic test or hydrostatic stretch test 

of the cylinder, as follows : 
( xiii) " filling retio " means the ratio of the welght of a 
Ilqueflable gas introduced in 

( 1 ) For permanent and high pressure liquoflable gasce . 
the cylinder to the 
weight of the water the 

It should be calculated from the following : 
cylinders will hold at 
15°C ; 

Ph = 200.t.Re 
( xiv ) " flammable gas " means any gag if either a mixture 

1. 25 (Donat ) 
of 13 % or loss ( by volume) with alr forme a 

where 
flammable mixture or the flammable range with air 
is greater than 12 % regardless of the lower limit 

Ph = Test pressure in kgf / cm². 
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t = Minimum calculated wall thickness of the cylinder 

shull in mm . 
Re - Minimum specified yield strength of the material 

of cylinder. It is limited to 75 percent of the mini 
mum value of tensile strength in the case of nor 
malised cylinder und 85 percent of the minimum 
value of the tensile strength for quenched and tem 
percd cylinder , provided that the value of test pres 
sure shall not exceed 80 per cent of the yield 

strength . 
( 2 ) For low pressure liquefiable gas . - One and a half 
times the saturated vapour pressure of the gas at 65°C . 
( w ) " transport" means the moving of a cylinder filed 

with any compressed gas froin one place to another ; 
( xxx ) " water capacity " means the volume of water in 

litres , a cylinder will hold at 15°C ; 
(xxxii) " working pressure for low pressure liquefiablo gas " 

means the saturated vapour pressure at 65°C . 
Explanation . For the values of saturated Ve.pour 

pressure of diffcrent gases sec IS : 3710 : 
(xxxiii ) " working pressure for permanent gas" means the 

internal pressure of the gas in the cylinder ut a tem . 
perature of 15°C : 


(c ) a separate record of the cylinder tested and filled 

is maintained at the filling station ; 
(d ) the filled cylinders are removed from the filling 

station and shipped off as expeditiously as possible 
4. VALVES : 
( 1 ) Valves fitted to gas cylinders shall comply in all 

respects with the following specifications namely : 
(a ) in respect of Industrial gas cylindery IS : 3224 ; 
(b ) in respect of Medical gas cylinders IS : 3745 : 

Or IS : 3224 for cylinders of more than 5 litre 

water capacity ; 
( c ) in respect of cylinders used with breathing appara 

tus, IS : 7302 as amended from time to time, 
Provided that the Chief Controller may , if he is of opinion 
that it is necessary so to do in the public interest permit the 
use of valves not conforming to any of the specificationy . 
( 2 ) Valves fitted to Carbon -di-oxide cylinders shall be 

provided in the body with a safety release consisting 
of softened copper disc so arranged as to burst at a 

pressure between 183 and 200 kg /CM ? . 
( 3 ) Valves for cylinders contajbing flammable gásts not 

listed in IS : 3224 shall have outlets provided with 
left handed screw threads for the pipes or other 

connections. 
(4 ) All other valves shall have outlets with right handed 

screw threads. 
( 5 ) The valves shall be attached to the cylinder neck 

by screwing and not by making any permanont 

attachment or inserting adaptor in between . 
(6 ) The design of spindlo operated valves shall be such 

that when fitted to the cylinders It shall not be possi 
ble to withdraw the spindle under normal operating 
conditons. 


(x 


iv ) " yield strength " means the stress corresponding to 

a permanent strain of 0 . 2 per cent of the original 
gauge length in a tensile test. For practical pur 
poses it may be taken as a stress at which elonga 
tion first occurs in the test piece without the in 
crease of load in a tensilo testa 


CHAPTER II 
GENERAL PROVISIONS 


5. SAFETY RELIEF DEVICES : 

Cylinders manufactured in India , if fitted with safety 
relief devices in their bodies , shall have such safety 
devices manufactured and maintained in accordance 

with IS : 5903 . 
(2 ) Cylinders containing obnoxious or poisonous gases 

shall not be provided with any safety device , 


3. Filling possession, import and transport of cylinders : 
( 1 ) No person shall all any cylinder with any com 

presscd gas or import, possess or transport any 
cylinder so filled or intended to be filled with such 

gas unless : 
(a ) such cylinder and its value havo been constructed 

to a type and standard specificd in Schedule I ; 
(b ) the test and lospection certificates issued by the 

Inspecting authority in respect of cylinder and 
Its valve are made available to the Chief Con 
troller and prior approval of the said authority 

Is obtained 
(2 ) The test and inspection certificates required to be 

obtained from the inspecting authority in respect 
of cylinders and valves Inspected and certified by 
it in accordance with the approved design and 
specification or code shall give the information in 

cluded in Schedulc II. 
( 3 ) Any person desiring to fabricate cylinders , valves 

and other fittings shall submit to the Chief Con 

troller the particulars setforth in Schedule III . 
( 4 ) Not with standing anything contained in sub -rule 

( 1 ) , cylinders of specifications not conforming to 
the specifications specified in Schedule I and impor 
tod Into India for filling and shipment to the country 
of origin or supply to 4 foreign going vessel touch 
ing Indian port , could be Alled with such gas , pro 
vided : 


Explanation : -- For the purposes of this sub- rule , " obno 

xious or poisonous gases" includes Carbon mono 
xide , Hydro -Cyanic Acid , Hydro Ohloride. 
Hydrogen Bromide, Hydrogen Fluorido. Sulphur 
Diovide , Chlorine , Methyl Bromide, Nitrogen tetro 
xide , Nitrosyl Chloride , Town gas Hydrogen Sulphide, 
Carbonyl Chloride ( Phosgene ) , Cynogen , Cyanogen 

Chloride, Fluoring and Carbon oxychloride, 
( 3 ) Cylinders manufactured in foreign countries, approy 

ed for use in this country , if fitted with safety relief 
devices shall have these devices fully maintained in 
accordance with the requirements of the specifications 
to which they were originally made . 


MARKINGS ON CYLINDERS : 

( 1 ) Marking generally : 
( a ) Every gas cylinder shall be clearly and permi 

nently marked in accordance with the following 
conditions by stamping , erigraving or similar pro 

ccsscs : 
(1) on the shoulder of the cylinder which shall be 

reinforced by forging or other means, or 


(a ) the cylinder has passed the hydraulic test or hy 

drastatic stretch test, as the case may be , within 
the porlod specified in these rules and the pressure 
applied during the test shall be the test pressuro 

marked on the cylinder , 
( b ) the cylinder is not filled with : 


(1) any liquoflablo gas in excess of the Alling ratio 

specificd in I$ : 3710 ; 
( ii ) any permanent gas at a pressure in excess of the 

pressure for which the cylinder is designed : 


(ii) on such a part which is joseperably bound with 

the cylinder and which is not or only negligibly 
effected by the stresses due to the gas pressure 

within it , 
(b ) The name plate shall not be affixed to the cylinder 

hy soldering if there is a risk of corrosion or em 
brittlement. 
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( c ) In conjunction with the original marking , space 

shall be provided for stamping the test date ob 
tained at the periodic inspection . 


(d ) Markings shall be so carried out and the letters 

and numerals used shall be of such shape and size 
that the marking is clcur and easily roadable and 
does not give place for tnisreading 


(2 ) Marking on permanent and liquefiable gas cylinders : 
(a ) Every cylinder shall be marked with the following 

markings, namely - 


shall be painted with the colours indicated in the following 
ruble, namely – 
Name of the gas contained Colour of Colour of band at 
In the cylinders. 

the cylindor pockend of cylinde 

shell 
Non -flammable and non - White 

toxic 
Non-flammablo but toxic White Yellow IS Standard 

Colour No. 356 . 
Flammable but non - toxic White Red IS Standard 
other thc LPG 

colour No . 537, 
Flummable and toxic Whito Red and Yellow 

(IS standard 
colour No. 537 
and 356 ). 


(1) manufacturer s owner s and inspector s makings 

and rotation number ; (these markings shall be regis 

tered with the Chief Controller ) ; 
( ii) specification to which the cylinder has beon made ; 


( iii ) a symbol to indicate the nature of heat treatment 

( such as normalising , quenching or tampering) , 
given to the cylinder during manufacture of after 
repairs ; 


Explanation :-- Cylinders intended for gas mixtures can be 
inarked with the words " Gas Mixture " or " Mixed Gas " . In 
addition , the cylinders shall be marked with the games (sym 
bols if necessary ) of the components of the mixture by 
stamping if the cylinders are intended for tho permanent use 
of the particulzur gas mixtuie , of by painting, if the cylinders 
are intended for the casual use of the particular gas 
mixture , 


( iv ) the date of the last hydrostatic test or hydrostatic 

stretch or test, as the case may bc , with the code 
mark denoting the person and place where the test 
was carried out and year of next tast duc. The code 
mask shall be registored with the Chief Controller. 
In the case of liquefied petroleum gus cylinders , tho 
-- 1181ter and the year of test ghall be given is an ady , 
tional marking in a neck ring or on a shoulder 
place ; 


( 3 ) No person shall in any way inerfere with or change the 
colour painted a gas cylinder : 
Provided that nothing in this sub -rulo shall be deemed 

to prohibit the re - painting of a cylinder with the 
Identification colour painted on it when it is it . 
quired for the maintenance of the cylinder or wher. 
a cylinder is converted from one gas service to 
another gag service in accordance with these rules, 


(v) working pressure and test pressure ; 
(vi) tarc weight; 


9 . LABELLING OF CYLINDERS : 


Explanation : In the case of liquefiable gas cylinders , 

tare weight shall include the weight of valve fitted 
to the cylinder . The weight of the valve shall be 

ir dicated separately . 
(vii ) water capacity. 


( 1 ) Every cylinder shall be labelled with the name of 

the gas and the name and address of the person by 

whom the cylinder was filled with gas . 
( 2 ) A warning in the following terms shall be attached 

to every cylinder containing permanent or lique 
wbom the cylinder was filled with gis . 


( b ) All the markings, except the manufacturer s mark 

ings, which may be on the base , shall be stamped 
on the neck end of the cylinder. 


" Warning" 


7 . Markings on valve : - Valveg fitted to the cylinder shall 
be clearly and durably marked in accordance with the follow 
ing provisions by stamping , engraving or similar processes : 

(i) the specification of the valves ; 
( ii ) year and quarter of manufacture ; 
( iii) manufacturer s symbol; 
( iv ) working pressurc ; 
(v ) the name or chemical symbol of the gas for which 

the valve is to be used ; 
(vi) the type of screw threads on the outlet, namely left 

handed (L . H .) or right handed ( R . H .); 


Gas Cylinders Rules, 1977 
(i ) Do not change the colour of this cylinder , 
( li ) This cylinder should not be filled with any gas 

other than the one it now contains. 
( iii ) No flammable inaterial should be stored in the 

immediate vicinity of this cylinder or in the 

same room in which it is kept. 
( iv ) No oll or similar lubricant should be used on the 

valves or other fittings of this cylinder. 
(v ) Please look for the next dato of test, which is 

marked on the cylinder , and if this date is ovçr, 
do not accept the cylinder , 


( vii Inspector s stamp; 
(vii ) where dip tubes are provided , special indications shall 

be given by a clear and durable marking on the 
valve or on a badge fixed between the valve and 
tho cylinder. The total length in mm , of the tube 
shall also be indicated . 


10 . RESTRICTION ON DELIVERY OR DESPATCH OF 
CYLINDERS : 
( 1 ) No person shall deliver or despatch any cylinder 

filled with any compressed gas to any other person 
in India who is not the holder of a licence to possess 
such compressed gas cylinders of his authorised 
agent unless he is exempted under these rules to 
possess such compressed gas cylinders without a 

licence. 
( 2 ) The gas cylinders delivered or despatched by a 

person under sub -rule ( 1 ) shall be of the type for 
which he is licensed and shall not oxceed the quan 
tity which tho person to whom it is delivered OI 
despatched is authorised to possess under theso 
rules , 


8 . Jdcntification colours : ( 1 ) Every person filling any 
cylinder with any compressed gas shall , before it is stored or 
despatched , see that the cylinder is painted with the appro . 
priate identification colours specifica in IS : 4379 for industrial 
cylinders and IS : 3933 for medical cylinders . 


( 2 ) Cylinders used for new gases and pas mixtures for 
which identification colours are not provided in sub -rulo ( 1 ) 
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( 3 ) Nothing in sub - rulos ( 1 ) and ( 2 ) shall apply to 

the delivery or despatch of gas cylinder to the de 
fence forces of the Union , port authorities or 
Railway administration . 


(2 ) No oil or similar lubricant shall be used on any valves 
or other fittings of any cylinder . 


11. Repairing of seamless gas cylinders during use ; No . 
person shall repair or cause to repair any leakage in a seam 
less gas cylinder . 


( 3 ) Save as provided in rules 12 and 41 , no cylinder shall 
be subjected to any heat treatment or exposed to a high tem 
perature or sun or stored with any other flammable or ct 
plosive material. 


12 . Repairing of welded /brazed cylinders ; 


( 1 ) Welded or brazed cylinder showing loaks at any 

place other than the weldel or brazeri seams shall 
not be repaired ani shall be rendered unservice 
ablc . 


( 4 ) Every cylinder containing compressed gas shall have 
its valve securely closed so as to prevent Icakage , Valves 
fi ted to thc cylinders containing Liquefied Petroleum Gas and 
highly toxic gases like Boron trifluoride, Carbon monoxide, 
Flourinc, Hydrogen Chloride, Cynogen Chloride, Chlorine 
trifluoride, Hydrogen Cyanide, Hydrogen Flouride, Hydrogen 
Sulphide, Methyl Bromide, Nitrogen tctroxide, Chlorine , 
Ammonia or Sulphar Dioxide shall be provided with security 
nut on the outlet to act as a secondary means of safeguard 
against leakage of gu8 . 


no se other than med cylit 


( 2 ) In the case of cylinders having welded /brazed sean , 

repairing of minor defects, such as small weld 
cracks, pin holes , blow holes, undercuts in welding 
lcaks all the weld ( shown in periodical hydro 
static test ) may be allowed provided 
(i ) the defects have been removed by grinding, chipp . 

ing, gouging or other approved methods ; 


( 5 ) If a leak in the valve cannot be rectified hy tightening 
the gland nut or the spindle , the cylinder shall be removed 
to an open space where it is lcast dangerous to life and 
property and the filler shall be informed , 


16 . Special Precautions Against Accidents. - ( 1) No person 
shall comit or a tempt to commit any act which may tend 
to cause a fire or explosion in or about my place where pas 
Linder pressuuc in a cylinder is stored , handled or transpor 
ted . 


( ii ) the repairing is carried out by a certified welder 

at the premises of a manufacturer of cylinders 
recognised by the Chief Controller under the super 

vision of a competent person by — 
(a ) welding if the original scams werc welded ; 

(b) brazing, if the original seams were brazed ; 
( iii ) the cylinder is properly heat-treated after the re 

pairs ; 


( 2 ) Every person storing compressed gas cylin :lers and 
every person in charge of or engaged in the storage handling 
and transport of such gas cylinders, shall at all times. 


(w ) comply with the provisiony of these rules and the 

conditions of any licence relating thereto . 


( iv ) the welded or brazed seams of the cylinder arc 

radiographed if the cylinder was originally rc 
quired to be radiographed after its manufacture ; 


(b ) observe all precautions for the prevention of acci 

don by fire or explosion , and 


( c ) prevent any person from committing any act rcfer 

red to in sub - rulo ( 1 ) , 


( v ) after repairs and heat-trcatment, the cylinder is 

subjected to the same pneumnafic and hydrostatic , 
test or hydrostatic stretch test as was done at 
the time of manufacture . 


( 3 ) Welded or brazed cylinder, before repairing, shall 

bo thoroughly cleane:1 and gas -frced or otherwise 
prepared for safely carrying out hot work and certi 
fied in writing, by a competent person , to have heen 
so prepared. The certificate shall be preserved for 
a period of three months and produced to the Chief 
Controller on demand , 


17. Competent person to be incharge of operations. Every 
person holding or acting under licence grantesi under 
thcsc rules, shall, whenever cylinders are filled , loaded , un 
londed , exumnied or tested , deputo 2 competent and expe 
rienced person to be present and to conduct any of the said 
operations in according with the provisions of these rules. 


18 . Handling and Usc . - ( 0 Cylinders shall be adequately 
Supported during handling , 


( 4 ) 


( 2 ) Trolleys and cradles of adequate strength shall , as far 
as possible, be used when moving the cylinders . 


No person shall refill any cylinder which has been 
repaired under sub -rule ( 2 ) with any gas unless a 
full report on the repairs and test carried out on 
the cylinder , accompanied by the rerair s certificate 
of testing are furnished to the Chief Controller and 
his permission is obtained , for its rcfilling. 


13 ) The cylinders shall be handled carefully and not be 
allowed to fall upon one another or otherwise subjected to 
any undue shock . 


(4 ) Sliding, cropping or playing with cylinders is probibited . 


13 . Prohibition of Employment of Children and Intoxicated 
persons. — No child under the age of eighteen years and no 
berson who is in a state of intoxication shall be employed 
in loading or unloading or transport of any compressed gas 
rylinder or in any premises licensed under these rules. 


( 5 ) Liquefied Petroleum Gas cylinders and cylinders con 
tuining liquefiable gases shall always be kept in an upright 
position and shall be so placed thut they cannot he knocked 
Over . 


14 . Prohibition of smoking, Fires , Lights and Dangerous 
substances . — ( 1 ) No person shall smoke and no flrcs , other 
then blow -pipe flames for repairs , or no articles or substances 
of flammable nature or liable to spontancolls ignition or to 
cause or communicate fire or explosion shall be allowed at 
any time in proximity to a place where any cylinder for 
non - flammable gases is being filled , stored or handled . 


(6 ) Cvlinders used in horizontal position shall be so 
secured that they cannot roll . 

(7 ) Open flumes, lights, lighting of fires, welding and 
smoking shall be prohibited in close proximity to any cylinder 
containing flammable gases except those while in use for 
welding, cutting or healing. 

( 8 ) Working places shall not be classified as storage places 
for the purpose of licensing. 


( 2 ) No person in or near any place where cylinders con 
taining flammabic gases are filled , stored or handled shall have 
in his possession any matches, fuses or other appliances for 
producing ignition or explosion . 

15, General Precautions- - ( 1 ) Cylinders together with their 
valves and specified other fit ings and the identification colours 
under these rules shall always be maintained in good condi 
tion . 


19 . Restrictions on Filling. - - 11 ) Welded cylinder shall not 
be used for filling any permanent high pressure liquefiable gas 
or highly toxic gases like Boron trichloride, Carbonyl Chloride 
( Phosgene ). Chlorine trifluoride Cvnogen , Cyanogen Chloride, 
Hydrogen Cyanide, Hydrogen fluoride, Hydrogen Sulphide . 
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(iv Cylinder manufacturer s test and inspection cortif 

Cutes. 
( v ) Number and date of letter of approval granted by 

the Chief Controllor, 


27. Conversion of Cylinders. — Gas cylinder , designed and 
approved for filling with a particular gag shall not be used 
for filling with any other gas unless specific approval is ob 
tained from the Chief Controller . 


( 2 ) No cylinder which has once been used for storage and 
transportation of coal pas shall be used for Alling with any 
other gas. 

( 3 ) No cylinder shall contain any gas that is capable of 
combining chemically so as to endanger its serviceability . 

20 . Storage of Cylinders .. - ( 1 ) Cylinders shall be stored in 
a cool, dry , well ventilated place under cover , away from 
boilers, open flames, steam pipes or any potential sources of 
heat and such place of storage shall be casily accessible . 

( 2 ) The storage room or shed shall be of fire resistout 
construction . 

( 3 ) Thin wall cylinders such as liquafled petroleum gun 
cylinders and dissolved gas cylinders shall not be stacked in 
a horizontal position . 

14 ) Cylinders containing flammable gase , and toxic gases 
shall be kept separated from each other and from cylinders 
containing other types of gases by an adequate distance or by 
a suitable partition wall. 


CHAPTER III 
IMPORTATION OF CYLINDERS 

PART I--GENERAL 
28. Licence for Import of Gas Cylinders.- - No person shall 
import any cylinder filled or intended to be Alled with any 
compressed gas except under and in accordance with the con 
ditions of a licence granted under thcsc rules. 


(5) Cylinders shall not be stored under conditions which 
will cause them to corrode, 


(6 ) Cylinders shall not be stored along with any combusti 
ble material. 


( 7 ) Empty cylinders shall be segregated from the Alled ones 
and care shall be taken that all the valves are tightly shut. 


21 . Electrical Installations. - In premises for filling and 
storing flammable gases in cylinders all electric meters, distri 
bution boards, switchos, fuses, plugs and sockets , olectric fixed 
lamps, portable hand lamps and motors, shall be of flamo 
proof cons ruction conforming to appropriate Indian standard 
specifications or such other spocifications as are approved by 
the Chicf Controller and shall be effectively earthed . 


22 . Purity of Gas . ( 1 ) Compressed gases shall be freo 
from impurities which are likely to corrode the metal of the 
cylinder or form an explosive substance with it or cause the 
fases to decompose or explode . 


PART II 

IMPORTATION BY SEA 
29 . Declaration by the Master of ship or ship s agent. 
( 1 ) The master of every ship carrying cylinders filled with 
compressed gas for importation into India , or the agent for 
such ship , shall give , the conservator of the Port not logg 
than 48 hours notice of its intended arrival at the port . 

(2 ) The master of every ship carrying such cylinders ghal 
dollver to the pilot, before entering any port , a written dec 
laration under his signature in Form A ; 
Provided that if the agent for such ship delivers to the 

Conservator of the Port a written declaration re 
ferred to in sub -rula - - ( 1 ) under his signaturo , 
no such declaration shall be made by the master 

of the ship . 
( 3 ) Every declaration delivered to a pilot under sub 
rule ( 2 ) shall be made over by him without delay to the 
Conservator of the Post and all declarations received by the 
Conservator of the Port shall be forwarded by him , with all 
convenient despatch , to the Customs Collector of tho Port. 

30 . Production of licence for Import. - - Every person 
desiring to import cylinders filled with any conipressed gas 
or intended to be so filled chall produce personally or 
through his agent, before the Customs Collector bis licenco 
for the import of such gas cylinders. 

31. Permission of the Customs Collector, - - ( 1 ) No im 
ported cylinder shall be landed except with the permission 
of the Customs Collector . 

( 2 ) If the Customs Collector is satisfied that the gas 
cylinders can lawfully be imported , he shall permit it to be 
landed . 


( 2 ) The gases shall be us dry as is possible and in no 
instance shall the aqucous phase separate when a liquefied gas 
is cooled to 0°C . 


( 3 ) Before Alling any cylinder with gases like carbou 
monoxide , coal gas, hydrogen of methane, the gas shall be 
free from hydrogen sulphide and other sulphurous Impurities 
as far as practicable . The moisture shall be less than 0 .02 g / m 
of gas at normal temperature and progvure. 


23. Cylinder subjected to the action of fire - A cylinder 
exposed to fire shall not be used unless it has undergone 
proper examination and hydraulic /hydrostatic stretch test. 
If deleterious structural changes in the material due to the 
action of hout of the fire is apprehended to have taken place , 
the cylinder shall have to be subjected to proper heat treat 
mient, followed by hydrostatic test or hydrostatic stretch test, 
as the casc may bc, before the cylinder is taken into use . 


( 3 ) Nothing in this rule shall affect the power of the 
Customs Collector to detain the gas cylinders under any 
other law for the time being in force. 


24 . Ownership of cylinder. - A cylinder filled with a com 
pressed gas shall not be transported unless it was charged by 
or with the consent of the owner of tho cylinder . 


25 . Retesting of cylinder. A cylinder for which prescribed 
periodical rc -test has become duc shall not be charged and 
transported until such re -test has been properly made. 


PART III 

IMPORTATION BY LAND 
32 . Importation by land . - No gas cylinder filled with any 
compressed gas, shall be imported by land save with the 
previous sanction in each case , of the Contral Government 
and under such conditions and restrictions as it may lm 
pose , 


26 . Owner s Record . The owner of a cylinder shall keep 
for the life of each cylinder, a record containing the follow 
ing information regarding cach cylinder , namely : 
( 1 ) Cylinder manufacturer s name and the rotation 

number ; 
( ii) The specification number to which the cylinder is 

manufactured ; 
( iii ) Date of original hydrostatic test /hydrostatic stretch 

test; 


PART IV 

IMPORTATION BY AIR 
33. Importation by Alr. — No cylinder Ailled with any 
compressed gas shall be imported by air gave with the 
previous sanction in each case of the International Airport 
Authority of India . 
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CHAPTER IV 


TRANSPORT OF CYLINDERS 
34 . Transport of Cylindery by Vehicles. - ( 1 ) Cylinders 
filled with any compressed gas shall not be transported by a 
bicycle or any other two -wheeled mechanically propelled 
vehicle , 

( 2 ) Cylinders shall be go transported as not to project in 
the horizontal plane beyond the sides or ends of the vehiclo 
which they are transported . 


CHAPTER V 
EXAMINATION AND TESTING OF CYLINDERS 
39. Periodicity of examination and testing of cylinders. 
( 1 ) No person shall fill any cylloder with any compressed 
gas unless the cylinder has been examined and subjected to 
hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may 
be, and other tests set forth in this Chapter within such period 
as is specified in the Code issued by Indian Standards Insti 
tution or as approved in writing by the Chief Controller , 


( 2 ) Any testing station desiring to obtain recognition for 
periodical testing and cxamination of cylinders shall provide 
the facilities set forth in Schedule IV . 


( 3 ) There shall be no sharp projections on the inside of 
the vehicle . 

(4 ) Cylinders shall be adequotely secured to prevent their 
falling off the vehicle and being subjected to rough handling , 
excessive shocks or local stresses , 


( 5 ) Cylinders transported in vehicles shall be blocked or 
brazed and be so secured to prevent movement, striking cach 
other or falling down . 


40. Condition of cylinders for testing.- Cylinders for testing 
shall be first emptied of their contents . The cylinder contents 
shall be released in a safe manner keeping in mind the 
dangers aşsociated with the nature of the gas in the cylinder . 
Cylinders which contain or may have been contaminated by, 
poisonous or obnoxious substances shall be ernptied by test 
station properly equipped and sufficiently experienced to 
handle the particular gas , 


(6 ) Cylinders filled with any coppressed gas shall not be 
tragsported along with any other article of a highly flamm 
able or corrosive nature , 


33 , Restriction on Transport. - ( 1 ) Cylinders containing 
flammable gases shall not be transported along with the 
cylinders containing any other type of compressed gas . 


( 2 ) Cylinders containing toxic or corrosive gas shall not 
be transported along with food -stuffs. 


36 . Loading and Unloading for Transport - ( 1 ) No lifting 
magnet shall be used in loading or unloading of cylinders 
filled with any compressed gas. 


41. Inspection of cylinders before carrying out hydrostatic / 
hydrostatic stretch test. - ( 1 ) Prior to carrying out hydrog 
tatic /hydrostatic stretch test, every cylinder shall be thoroughly 
cleaned by steam cleaning or washing out with approved 
solvents . Where the interior of the cylinder is affocted by 
rust or other foreign mattor It shall be cleaned by one of 
the following methods namely : 

(a ) Approved blasting, rotary wire brushing : 
( b ) Burn out treatment carried out in a furnace at a 

temperaturę not exceeding 300°C for a period of 
not exceeding one hour after which all free rusts and 
any other forelgn matter shall be removed by steam 

cleaning or washing with approved solvents . 
(2 ) The cylinders after cleaning shall be visually examined 
externally and as far as practicable internally for surface 
defects in accordance with the Codex of Practice issued by 
the Indian Standards Institution or any other Çodo Approved 
in writing by the Chief Controller. 


( 2 ) When any such oporation is carried on by meang 
of a crano or å fork - lift truck , a proper cradle with chaing or 
wire rope blings shall be used . 


37. Protection of valves during transport. - ( 1 ) Every 
cylinder containing compressed gas shall, when transported , 
have its valve protected against damage in the manner provided 
in sub -rules (2 ) and ( 3 ) unless it is securely packed in a 
box or crate. 


( 2 ) Where the design of the cylinder does not provide for 
the valve lying wholly below the level of the body of the 
cylindor, a stout metal cap, metal cover or a protective metal 
ring or grill of a design approved by the Chief Controller 
shall be provided , the design being such that the cap or cover 
or ring or grill is nowhere in close proximity to any part of 
the valve or valve body. 


42 . Hydrostatic / hydrostatic stretch test.- - ( 1 ) For cylinder 
used for permanent gason, high pressure liquefiable gases and 
all corrosive gases : 
(1 ) The cylinders shall be subjected to hydrostatic stretch 

tost in accordance with IS : 5844. The test pressure 
applied to the cylinder shall be retained for a period 
of not less than 30 seconds. 


( 3 ) Where metal caps or metal covers are provided to 
protoct Valve fitted to cylinders other than those containing 
highly toxic gases like Hydrogen Cyanide Phosgono, Cyanogen , 
Cyanogen Chloride , it shall be provided with a vent of such 
sizo so as to prevent any gas pressure inside the cap of 
cover. 


(ii) The permanent strotch suffered by the cylinder due 

to application of tost pressure shall not exceed the 

following limits, namely : 
(a ) In the case of cylindors below 20 10 % of the total 

litres water capacity for non - strotch sufforod 
corrosive gasos. 

during the togt, 
(b ) In other cases 

10 % of the total 

stretch Bufforod 
during the test or 
1 /5000th of the 
original volume of 
the cylinder, which 
ever is less . 


(4 ) Cylinders containing highly toxic gases like Hydrogen 
Cyanido , Phosgene , Cynogen , Cyanogen Chloride gases , shall 
have their valves protected with gas- tight metal caps or 
covers . 

( 5 ) Nothing in sub -rules ( 1 ), (2 ) and (3 ) appllęg to 
cylinders containing oxygen or nitrous oxide for medical 
purposes having a water capacity not exceeding 5 litres , 

38 . Leaky cylinders. - ( 1) No person shall tender or trans 
port any leaky cylinder . 

( 2 ) Any cylinder containing a flammable or toxic gas , 
which develops a leak during transport shall promptly bo 
removed to an isolated open place away from any source of 
ignition and the person responsible for transportation shall 
immediately contact the filler or the consignor as the case 
may be , for necessary advico . 


( 2 ) For cylinders for low pressure non - corrosive liquefiable 
gases. - ( 1 ) The cylinder shall be subjected to hydrostatic test 
in accordance with IS : 5844 by non - jacket method except 
that the volumetric changes during the test necd not be 
measured . 


( 2 ) The test pressure shall be retained for a period of not 
less than 30 seconds. Any reduction in pressure noticed during 
this retention period or any leakage , visible bulge or deforma 
tion shall be treated as a case of failure in the test. 
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( iv ) If acetone is used as a solvent it shall comply with 

tho requirements of IS : 170. Tho quantity of tetonc 
including the gas in solution shall be such that the 
cylinder meets the requirements of additional tests 
specified in IS : 7312 . 


( 3 ) As soon as the test is completed , the cylinder shall be 
thoroughly dried internally and shall be clearly stamped on 
the neck end with marks and figures indicating the person by 
whom the test has been carried out and the late of test. 
Code mark of the person by whom the test has been carried 
out shall be registered with the Chief Controller. 

43, Condemning of cylinders.- -11) Any cylinder wbivh 
fails to pass periodic examination or test or which loges in its 
tarc wcight by over $ per cent or which for any other defect 
ii found to be unsafe for use shall be destroyed by flattening 
it as a whole or after being cut into pieces in such a manner 
that the pieces cannot again be joined together by welding or 
otherwise to form a cylinder . 


- 


V 


The maximum amount of acetone filled in a cylinder shall 
be proportionate to the porosity of the porous mans and the 
volumetric capacity of the cylinders in the following scale : 

Maximum Acetono content in 

porcent of water capacity of cylin 
Poroposity percent 

der by volume 


( 2 ) All markings on the cylinder shall be defaced before 
It is destroyed, 

( 3 ) History sheets of such cylinders shall be closed and 
kent on record for a period of one year . Reports of the de ails 
of such closed history cards shall be sent to the Chief Control 
ler, in writing, on the 1st of January , April, July and October 
every year, 


For cylindors For cylinders 
having nominal having nominal 
wator capacity wator capacity 
not exceeding exceoding 
9 litros . 

9 litros . 
Over 75 upto and including 80 

34 . 8 

36 . 2 
Over 80 upto and including 83 

37 . 1 

38 . 6 
Over 83 upto and including 87 

38 , 5 

40 . 0 
Over 87 upto and including 90 

38 . 5 

42 . 0 
Over 90 upto and including 92 

41. 8 

43. 4 


- 


- 


- 


( 4 ) A cylinder which has been used for the generation of 
any gas or for any purpose other than storage , transportation 
and use of compressed gag shall be deemed to have been 
condemned and unsuitablo for such use as a cylinder within 
the meaning of these rules . 

44 . Records of test. - - Full record of cylinders examined 
and tested at Hoy testing station shall be maintained giving 
the following particulars, namely : 
( a ) Name of the manufacturer and the owner of the 

cylinder . 
(b ) Rotation Number . 
( c ) The specification to which the cylinder conforms. 
( d ) Date of original hydrostatic /hydrostatic stretch test . 


(v ) The valves of the cylinders shall not contain moro 

than 80 per cent copper in their composition . 
(vi) The pressure in the cylinder shall not exceed 16 kgf / 

Cm at a temperature of 13°C . 
( vii ) Every cylinder shall before being filled with porous 

mase be tested by hydrostatic pressure to a pressure 
of not less than 60 Kgf /cm2. This pressure may be 
reduced to 53 kgf /cm2 if the cylinder is fitted with 
fusible plug . No cylinder which shows a permanent 
stretch in excess of 714 per cent of the total 
stretch suffered during hydrogtatic stretch test shall 

be allowed . 
(viil ) The safety relief devices if fitted , shall operate at a 

prosgure not less than 53 Kgf /Cm2 or at a tempe 
rature of 105°C 


( c ) Test reports and certificates furnished by the manu 

facturer, if available, 
(f) Test pressarc. 
(8 ) Maximum working pressuro . 
( h ) Water capacity. 
(1) Tarc weight 
(1 ) Variation if any, in the tare weight marked on the 

cylinder and actual tare weight. 
(k ) Condition of cylinder shall . 
(1) Name of gas . 
( m ) Type of valve Atted , and 
(n ) Remarks, if any . 


The above particulars shall form the history card for each 
cylindor and all changes from time to time shall be indicated 
therein , 


CHAPTER VI 


( ix ) Every cylinder shall have permanently and 

conspicuously marked upon it or upon a brassplato 
soldered to it the name of the manufacturer and the 
words " Acetylene properly comprossed into porous 
substance " and shall bear the following markings , 

namely : 
( 2 ) Sorial number and identification of manufacturers ; 
( b ) Number of the standard ; 

(c ) Test pressure ; 
( d ) The date of hydrostatic stretch test with code 

mark of the place whero the test was carried 

out ; 
( c ) Date of filling of porous mas ; 
(f ) Water capacity ; 
( g ) A gymbol to indicate the nature of heat treatment ; 
( h ) Identification of porous mass ; 
(1 ) Tare woight. 
( ) Inspector s official mark ; and 

( k ) Maximum gas capacity . 
46 . Restriction on filling of dissolved acetylene sylinders, 
No person shall charge with acetylene any cylinder unless 
he is in possession of full particulars and the previous history 
of such cylinder and has otherwise assured himself that tho 
cylinder complies with the requirements of these rules. 

47 . Examination of dissolved acetylene cylinders before 
filling . - Whenever a cylinder is charged with acetylene, it 
shall be subjected to a thorough visual examinations, if the 
history of the cylinder shows that it has not been subjected 
to such an examination within the previous two years and at 
the same time the valves will be removed and the conditions 
of the porous substance at the neck of the cylinder ascertained . 
This period of periodical examination shall be one year in 
case the cylinders are filled with loose porous mass . 


DISSOLVED ACETYLENE GAS CYLINDERS 


45 . Additional requirements for dissolved acetylcne cylin 
ders. Dissolved Acetylene gas cylinders shall comply with 
the following additional provisions, namely :-- - 


( i ) The porous substance shall fill AB completely as 

possible the cylinder into which the acetylene la 

coppressed . 
(ii ) The porosit of the substance shall not oxceed 92 

por cent and in no caso shall be less than 75 per 
cent, 


( ill ) 


Any solvent used shall not be capable of chemical 
reaction with the acetylene går or with the porous 
substance or with the metal of the cylinder . 
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48. Licence for compression of acctylene . - - The compression 
of the acetylene shall be carried out only on such premises 
as arc licensed by the Chief Controller, 


gas shall not exceed two -third of the test pressure. 

( 2 ) Cylinders charged with liqucflable gases shall not be 
filled in excess of the filling ratios specificd in IS : 3710 . 

55 . Prior approval of specification and plans of premises 
proposed to be licensed : — ( 1 ) Every person desiring to 
obtain a licence to fill and store any compresscd gas lo any 
cylinder shall submit to tho Chicf Controller : 


49 . Rccord of Jissolved acetylene cylinders . Each firm 
charging acetylenc in cylinders shall keep a record of cvery 
cylinder charned by it. This l ecord shall give the following 
information , Damely : 

(a ) the date of each charging of the cylinder ; 
(b ) the dates upon which solvent has been added ; 
(c ) the dates upon which the cylinder has been thorough 

ly examined as provided In rulo 47, the results of 
cach such examination and the namc of the person 
carrying out such cxamination ; and in the case of 
cylinders first issued by the firm , the tare weight 
of the cylinder including porous substance and ace 
tone or other solvent, the nature of tho solvent and 

the maximum pressure allowed in tho cylinder . 
The record shall bo open for the inspection of the Chief 
Controller and tho Controller of Explosives , 

50 . Lahelling of dissolved « cetylenc cylinders . - A warning 
label attached to every dissolved acetylene cylinder shall, in 
addition to the particulars given in sub - rule ( 2 ) of rule 9 hear 
the following additional particularly , namely : 

(a ) date of last filling of gas in the cylinder ; and 
( b ) weight of gas filled , 


( i) specifications and plans drawn to scale in triplicate 

clearly indicating : 
(a ) the manner in which the provisions prescribed 

in these rules will be complied with ; 
(b ) the premises proposed to be licensed , the area 

of wbich shall be distinctly colourod or otherwise 

marked ; 
(c ) the surrounding area lying within 100 metres of the 

edge of all facilities which are proposed to be 

licensed 
( ii ) A scrutiny fee of Rs. 50 paid in the manner progcribed 

in rule 72. 


( 2 ) If the Chief Controller after scrutiny of the specifica 
tions and plans and after making such inquiries as he deems 
fit, is satisfied that compressed gas will be filled and stored in 
tho premises proposed to be licensed , according to the pro 
visions of these rules, he shall return to the applicant one 
cony each of all the specifications an :1 plans signed by him 
conveying his sanction subject to such conditions as he may 
specify . 


CHAPTER VII 

FILLING AND POSSESSION 
31. Licence for filling and Possession . ----( 1 ) No perion shall 
fill and cylinder with compressed gas and to cylinders filled 
with compressed gas shall be posessed hy any one except 
under and in accordance with the conditions of a licence 
granted under these rules. 

( 2 ) The licensee shall be responsible for all operations con 
nected with the filling and possession of cylinders in the licens 
ed premises . 


56 . Grant of Licencc . - A licence under these rules may be 
granted by the Chief Controller on payment of the fees peci 
fied in Schedule V . 


57 . Application for Licence .-- A person wishing to obtain or 
renew & licençç under these rulcs shall submit an application , 
in writing, to the Chiof Controller 


( a ) in form B , if the application is in respect of a 

licence in Form D ; and 
( b ) in Form C , if the application is in respect of # 

licence in Form E , or Form F . 


58 . Period for which Licenses may be Granted or renewed . 
( 1 ) A licence in Form D for the import of cylinders fillod 
or intonded to be filled with compressed gas may bo grant 
ed for such period as the Chief Controller may deem necessary 
subject to a maximum of one year . 


52 . No licence needed for filling and nossession in certain 
cases . — Notwithstanding anything contained in rule 51 00 
licence shall bo necessary for : 
( a ) filling a small quantity of compressed gas from 010 

cylinder to another for the purpose of any experiment 

or test or for breathing ; 
(b ) possession of any cylinder filled with a compressed 

gas by a carrier or other person for the purpose of 
transport in accordance with the provisions of these 

rulcs . 
(c ) possession of cylinder filled with :- - 
( i) liquefied petroleum gas when the total quantity of 

gas does not oxcced 100 kg. at any one time; 
( ii ) any other flammable but non -toxic gas when the 

total number of cylind915 containing such GAS 
doce not exceed 15 or the total weight of gas does 
not exceed 125 kg , whichever is less, at any one 

time: 
(Mi) any non - flammable non -toxic gas when the total 

number of such cylinders does not exceed 50 at any 

onc time; 
( iv ) anv toxic gas when the total quentity of such 

cylinders does not exceed 5 st any one time. 


( 2 ) A licence in Form E or Form F for filling and storago 
of compressed gass respectively granted or renewed under 
these rules shall remain in force until the 31st day of March 
of the year upto which the licence is granted or renewed sub 
ject to a maximum of three years . 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub - rulo ( 2 ) . 
the Chicf Controller , where he is satisfied that a licence la 
required for a specific work which is not likely to last upto 
the 31st day of March of the year upto which the licence is 
granted or renewed may gract or renew a licence for such 
a period Ag is necessary , 


59. Particulars of Licence . - - ( 1 ) Every licence granted under 
these rules shall be subject to the conditions specified therein 
and shall contain all the particulars which are contained in 
the form specified under theso rules. 


53 . Restriction on filing. — No person shall fill any cylinder 
with any compressed gas unless such a cylinder and its valve 
or other fittings : 
( a ) arc of approvext type and standard as per rule 3 

and has bern specifically approved for filling by the 

Chief Controller ; 
( b ) have passed the cxamination and test specified in rule 

41 and 42 ; 
( c ) confrom to the provisions of rules 4, 5, 6 , 7 and 8 . 
54 . Working pressure and filling ratios. - - ( 1 ) The working 
or internal pressure in any cylinder charged with a permanent 

548 G1/ 79 — 5 


( 2 ) One copy of the plan or plans for the licensed premlace , 
signed in token of approval by the Chief Controller , shall 
he attached to the licence which shall form part of such a 
licence, and an identical copy shall be ſued for record in the 
office of the Chief Controller . 


60 . Prior aproval necessary for alteration in the Licensed 
premises . ( 1 ) No alteration shall be carried out in the 
licensed premises until tho plan or plans showing such altera 
tions has been approved in writing by the Chief Controller, 
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( 2 ) A person wishing to carry out any alteration in the 
livensed premises shall submit to the Chicf Controller 
(i ) three copies of a properly drawn plan of the licensed 

premises showing in distinct colour or colours the 

proposed alterations and the reasons therefore ; 
(ii) & scrutiny fee of Rs. 10 paid in the manner prescribed 

in rule 72 . 
( 3 ) If he Chief Controller, after scrutiny of the plan 
showing the proposed alterntion and after making such 
onquiries as he deems fit, is satisficd that the proposed al 
teration may be carried out, he shall return to the licensee 
one copy of the plan signed by him and conveying his sanc 
tion subjcct to such condition or conditions as he may specify . 

( 4 ) The holder of the licence shall apply to the Chief Con 
troller for the amendment of the licence as soon as tho sanc 
tioned alteration has been carried out. 

( 5 ) No additions or alterations carried out in the licensed 
premises sanctioned by the Chief Controller shall be brought 
into its unless the licence is received by the licensee duly 
amended . 

61. Amendment of Licence, – ( 1 ) Any licenco granted 
under these rules may be ancnded by the Chief Controller . 


( 7 ) The same fce shall be charged for the renewit of a 
licence for cach financial year is for the grant thereof : 

Provided that -- 
( i ) if the application with accompaniments required under 

sub - rule ( 4 ) is not received within the time specificd 
in sub -rule ( 5 ), the licence shall be rcnewed only 
on payment of x fco amounting to twice th : fco 

ordinarily payable ; 
( ii ) if such an appication with accompaniments is 

received by the Chief Controller after thc date of 
expiry but not later that thirty days from the 
date of expiry , the licence may , without prejudice 
to any other action that muy be taken in this behall , 
be renewed on payment of twice the fee ordinatily 

payable . 
Provided further that in the case of an application for the 
renewal of a licence for a period of more than one financial 
year at a time, the fee prescribed under the first proviso , if 
payable , shall be paid only for ho first financial year of re 
newal. 

( 8 ) No licence shall be renewed if the application for 
renewal is recçived by the Chief Controller after thirty days 
of the date of its expiry . 


63. Refusal of Licence . - ( 1 ) The Chief Controller shall, 
while refusing to grunt, amend , rencw cr transfer z licenco , 
record his reasons for such refusal in writing . 


(2 ) A copy of tho Order contalning the reasons for such 
refusal shall be given to the applicant on payment of a feo 
Rs. 5 paid in tho manner prescribed in rulo 72 . 

64. Suspension and Cancellation of Licence . - ( 1 ) Every 
licence granled under these rules shall be liable to be gus 
pended or cancelled by an order of the Chief Controller for 
any contravention of thc Actor of any rules framed 
thereunder or of any condition contained in such 
licnnce , or by an order of the Central Government if at any 
time the continuance of the livence in thc hands of tho 
licensee is deemed objectionable , provided that 


( 2 ) The fee for amendment of a licence shall be Rs. 10 
plus the amount, if any, by which the fee that would have 
boon payable if the licence had originally been issued in the 
amonded form cxcocds the fee original paid for the licence . 

( 3 ) A licensco who desires to have his licence amended 
shall submit to the Chief Controller 
( i) an application duly filled in and signed in Form B 

If the licence has been grantel for the import of com 
pressed gas cylinders and in form C if the licence is 
granted to fill and store any compressed gas in 

cylinders ; 
( ii ) the licence sought to be amended together with the 

approved plans attached to it ; 
( ui) where any alterations in the licensed premiscy bave 

been carried out, three copies of the properly drawn 
plans showing the alterations sanctioned under rule 

60 by the Chief Controller ; 
(iv ) fecs for the amendment of the licence ag specified in 

sub -rule (2 ) . 
62. Renewal of Licence. - ( 1 ) A licence may be resowed by 
tho Chief Controller . 

(2 ) Every licenco granted in form E and Form F under 
theso rules, may be renewable for three financial years where 
thore has been no contrayention of the provisions of the Act 
or any rules framed thereunder or of any condition of the 
licence — героwеd . 


( i) before suspending or cancelling a licence under this 

ruile, the holder of the licence shall be given an 

opportunity of being heard ; 
( ii ) the maximum period of suspension shall not exceed 

three months; and 


( iii ) the suspension of a licence shall not debar the holder 

of the licenco from applying for its renewal in accord 
ance with the provisions of rule 62. 


( i ) wb 


( 3 ) Where a licence which has been renewed for more 
than ono year is surrendered betore its expiry , the renewal 
fco pald for the unexpired portion of the licence shall be 
refunded to the liconsee provided that no refund of renewal 
fco shall be made for any financial year during which the 
Chief Controller receives the renewed licence for surrender , 

( 4 ) Every application for the renewal of a licenco shall 
be accompanied by the licence which is to be renewed together 
with approved plans attached to the licence , and the re 
newal fce. 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub- rulc ( 1 ) 
an uppotrunity of being heard may not be given to the holder 
of a licence before his licence is suspended or cancelled io 
C :/S0S 

where the licence is suspended by the Chict Controller 
as an interim measure for violation of any of the 
provisions of the Act or these rulcs, or of any con 
dition contained in such licenco or in his opinion such 
violation is likely to cause imminent danger to tho 

public : 
Provided that where a licence is yo suspended , the Chief 

Controllcr shall give the holder of the licence an 
opportunity of being heard beforo the order of suis 

pension is confirmed ; 
( ii ) where the licence is suspended or cancelled by the 

Central Government, if that Government considero 
that in tho public interest or in the interest of the 
security of the State şuch opportunity should not ba 

given . 
( 3 ) The Chief Controller or the Central Government suis 
penjing or cancelling a licence under, sub -rule ( 1 ), shall re 
cord its reasons for so doing in writing, 

65 . Proccduro on Expiration , Suspension or Cancellation of 
Licencc . - - A person licensed to fill or storo compressed gas 
sball, on the expiration, suspension or cancellation of his licenco . 
forthwith give notice to the Chief Controller of the paturo 
and quantity of compressed gas in his possession and shall 
comply with any directions which the Chief Controller nav 
givo in rogard to its disposal. 


( 5 ) Every application for the renewal of a licence shall 
be made so as to reach the licensing authority at least thirty 
days before the date on which it expires, and if the ap 
plication is so made, the licence shall be deemed to be in 
force until such date as the Chief Controller rencwg the liccace 
or until an intimation that he renewal of the licence is re 
fusod has been communicated to the applicant. 


(6 ) Whoro tho renewal of a licence is refused , the fco raid 
shall be refunded to the licenses after deducting therefrom the 
proportionato fee for the period beginning from the date 
from which the licence was to be renewed upto the date on 
which renowal thereof is refused , 
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66 . APPEAL : ( 1 ) An appeal shall lie against any order re 

CHAPTER IX 
fusing to grant, amend or renc 4 licence or cancelling or 
Nuspending a licence to - - 

ACCIDENTS AND INQUIRIES 
(i) the Central Government, where the order is passed 
by the Chicf Controller ; 

NOTICE OF ACCIDENTS : ( 1 ) The notice of an accident 

icquired to be given under sub -section ( 1 ) of section 8 of 
( ui) the Chief Controller, if the order is passed by a Cun 

the Act shall be given forthwith 
troller of Explotives , 

(i ) to the Chicf Controller by Express telegram ( Tele 

graphic Address Explosives, Nagpur ) followed 
( 2 ) Every appeal shall be in writing and sball be accom 

within 24 hours by a letter giving particulars of tho 
panied by i copy of he order appealed against und shall be 

occurrence , and 
presented within sixty days of the order passed, if preferred 
to the Central Government, and within thirty days , if pre 

( ii) to the oflicer in - charge of the nearest Police Station 
ferred to the Chief Controller of Explosives . 

by the quickest route. 


67. PROCEDURE ON DEATH OR DISABILITY OF 
LICENSEE : ( 1 ) If a lic .nece dicy or becomes insolvent or 
montally incapable or is Otherwise disabled , the pr19011 (ar 
rying on the business of such licensee shall not be liable 
to any penalty of confiscation under the Act or thcsc rules 
for exercising the powery granted to the licenscc during such 
time as may reasonably be required to allow him to make 
an application for a new licence in bis own name for the 
Unexpired portion of the original licence in respect of the 
year in which the licensce dies or becomes insolvent or ten 
tally incapable or is otherwise disabled : 

Provided that nothing in this sub- rule shall be deemed 
to authorise the exercise of any power under this sub - rule 
by any person after tho expiry of the period of the licence . 


( 2 ) Pudding the visit of the Chief Controller , or his re 
presentative , or until instruction in received from the Chief 
Controller hat ho does not wish to make any further in 
vestigation or inquiry , all wreckage and debris shall be left 
untouched except in so far as its removal may be accessary 
for the rescue of the persons injured od recovery of the 
bodies of any persons killed by the accident or in the caso 
of railways , for the restoration of through communication , 


75 . INQUIRY INTO ACCIDENTS : ( 1 ) Whenever a 
District Magistrate , a Commissioner of Police or a Magis 
trate subordinate to a District Magistrate (hereafter in this 
ruile referred to as the Megistrate ) holds an inquiry under 
sub -section ( 1 ) of section 9 of the Act, he shall adpourn such 
an inquiry unless the Chief Controller or an officer nominated 
by him is present to watch the proceedings or the Magistrate 
has received wſitten information from the Chief Controller 
that ho does not wish to send a representatiae, 

( 2 ) The Magistrato shall , at least 14 days before holding 
an adjourned inquiry , send to the Chief Controller notice in 
writing of the time and place of holding tho adjourned in 
quiry . 

( 3 ) Where an accident has been attended with loss of 
human life , the Magistrate , may beforo the inquiry is ad 
journed under sub -rule ( 1 ) take evidence to identify any 
bolics and may order the internment thereof, 

( 4 ) Tho Chief Controller or his representative shall be 
at libcrty at any such inquiry to examine any witness. 


( 2 ) A fee of rupees five shall be charged for a new liceoco 
for the unexpired portion of the original licence granted to 
any person applying for it under this rule and the foo shall 
be paid in the manner prescribed in rule 72 . 

68. LOSS OF LICENCE : Where a licence granted under 
these rules is lost or accidentally destroyed , a duplicate may 
be granted on submission of a copy of the plan or plans 
identical with those attached to the licenco and on payment 
of a fee of Rs. 10 paid in the manner prescribed in iute 72 . 

69. PRODUCTION OF LICENCE ON DEMAND ( 1 ) 
Every person holding or acting under a licenco granted under 
these rules shall producc it, or an authenticated copy of it, 
At the place to which the licence applies , when called upon 
to do so by any of the officers specified in rulc 77 . 

( 2 ) Copics of any licence inay . for the purposes of this 
rule , bo authenticated by the authority wbich granted the 
licence 
(a ) on payment of a fee of Rs. 5 in the manner pres 

cribed in rulo 77 for cach authenticated copy ; and 
(b ) on tho submission of a copy or copies of the plans 

identical with the approved plan or plans attached 

to the licence . 
70 . PROCEDURE ON REPORTS OF INFRINGEMENT : 
The District Authority shall inform the Chief Controller of 
the action taken by him on any reports of infringement of 
the Act or of these rules which the Chief Controller mav 
mako to him . 

71. EXECUTIVE CONTROL OVER AUTHORITIES : 
Every authority , other than the Centr1 Government, acting 
under this Chapter shall perform its duties subject to the 
control of the Central Government : 

Provided that nothing in this rule shall be deemed 10 
affect the powers of executive control of the Chief Control 
ler over the officers subordinate to him . 

72 . PAYMENT OF FEE : All fees payable under these 
rules shall be paid through crossed demand draft drawn 
on any Nationalised Bank in favour of the Accounts Olli 
cer , Pay and Accounts Oflice, Department of Explosives. 
Nagpur, In case , however , the amount does not exceed 
Rs. 100 (Rs, one hundred ) the payment may bo made by 
cash , money order , postal order or cheque drawn on a local 
Bank , 

73 . POWER TO EXEMPT : If the Chief Controller is 
satisfied that in respect of any cylinder of class of cylinders 
or any mode of conveyance any of the requirements of 
these rules may be safely suspended or modified he may , 
by written order, authoride such suspension or modification 
for such period and under such condition as he may think 
fit. Any such order may be revoked at any time, 


( 5 ) Where evidence is given at an enquiry of any neglect 
as having caused or contributed to tho explosion or accident 
or of any defect in or about or in connection with any in 
sallation or any vehicle appearing to the Magistrato or Jury 
to require a remedy and the Chief Controller or the officer 
nominateri by him is not present at the enquiry , the Magis 
frate shall send to the Chief Controller notice in writing of 
the neglect or defect, 

76 . INQUIRY INTO MORE SERIOUS ACCIDENTS : 
( 1 ) Whenever an inquiry is held under section 9A of the 
Act, the persons holding such inquiry shall hold the same 
in onen Court in such manner and under such conditions as 
they may think most effectual for ascertaining the causes god 
circumstances of the accident, and enabling them to make 
the report under this rulo : 

Provided that where the Central Government so directs tho 
inquiry may be held in camera . 


( 2 ) Persons attending as witnesses before the enquiry 
Court shall be allowed such expenses as would be allowed to 
witness to attending before a Civil Court subordinate to the 
High Court having jurisdiction in the place where thc in 
quiry is held and in case of any dispute as to the amount 
to je allowed , the auction shall be referred to tho local 
Magistratę who, on a request made by the enquiry officer, 
shall ascertain and certify the proper amount of such ox 
Dooscs. 

( 3 ) All expenses incurred in or about an inquiry or In 
vestiga ion under this rule shall be deemed to be part of the 
etcnscs of the Department of Explosives in carrying the 
Indian Explosives Act, 1884, into execution . 


CHAPTER X 

POWERS 
77 OTRS AT INSPECTION , SEARCH , SEIZURE , 
DITINTION AND REMOVAL : ( 1 ) Apy of the officers 


- 


- 


- 


- 
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specified in the first column of the Table below may cxer : Pumps & Compressors Ltd ., Naini, Allahabad , Gannon Dur 
cise the powers specified in sub - section ( 1 ) of section 7 of kerley & Co . Ltd ., Bombay , Hindustan General Indistries 
the Act in the areas specilled in the corresponding entry in II.td ., Nangloi, Delhi-41, Hyderabad Allwyn Metal Works 
the second column of that Table . 

Ltd ., Hyderabad , Ideal Engineers, Hyderabad Pvt. Ltd ., 

Hyderabad, Indiun Gas Cylinders, Faridabad, Kosan Metal 
TABLE 

Products Pvt. Ltd ., Bombay, Martin Bufn Ltd ., Calcutta 

- -- - - - - inspected and certified by ISI or any other appropriato putho 
Officers 

Areas 

Tily approved by the Chief Controller , conforming to IS ; 
- - - - - - - - - - -- 

196 , IS : 7147, IS : 7680 & IS : 7681 specifications for low 

tessure liquefable gas service. 
1. The Chlof Controller, Deputy Tho whole of India 
Chief Controllers, Controllers, 

( b ) Seanless maganese steel cylinders for poimanent and 
Deputy Controllers and Assistant 

thigh pressure liquefuble gases conforming to IS : 7285 manu 
Controllers of Explosives. 

factured by Bharat Pumps & Compressors Ltd ., Naini, Allaha 

ibad - inspected and certificd by ISI. 
2 . All District Magistrates 

Their respective districts 

5. Italian Origin : 
3 . All Magistrates subordinate to the Their respective Jurisidic 
District Magistrato . 

tion . 

· Steel cylinders manufactured by M / s . Acciaieria E . Tubi 

Ucio Di Broscia - inspected and certified by Bureau Veritas 
4 . The Coinmissioner of Police and Io Presidoncylown or 

conforming to specifications DOT : 3AA ; 1800 and above 
all Police Officers of rank not their suburbs. 

for permanent gases and DOT ; 3AA for liqucfiable gases 
below that of an Inspector . 

6 . Japanese Origin : 
3. All Polico Officers of rank not Tho respective area over 

( a ) Stecl cyliqdders manufactured by M /s . Showa Koatsu 
below that of Sub -Inspector which their authority Kogyo Co ., Ltd ., - - inspected and certificd by Company s own 

extends . 

Inspector or KHK or Lloyd s or Bureau Veritas conforming 
to specifications BS : 399, BS 400 , BS : 1045, Home S & T 

DOT : 3A : 1800 and above, DOT : 3AA : 1800 and above, 
Provided that the powers of removal and destruction under 

JIS : B : 8241 : 1968 relating to Manganese steel for per 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act 

manent gases and BS : 401, BS : 1287, BS : 1288, DOT : 
shall not be exercised by any Magistrate or Police Officer 

13A /DOT : 3AA for liqucfiable gases. 
except under and in accordance with the instructions of the 
Chief Controller, Deputy Chief Controllor, Controller Or Do 

( b ) Stecl cylinders manufactured by M / s. Sumikin Kiko 
puty Controller or Assistant Controller of Explosives. 

Ko., Ltd ., / Sunitomo Metal Industries Ltd ., or Nihon Koatsu 

Yoki - inspected and certified by KHK or Lloyd s or Bureau 
(2 ) Every facility shall be afforded to the officers spcci 

Veritas conformiog to specifications BS : 399 , BS : 400 , 
fied in sub -rule ( 1 ) to ascertain that these rulcs are being 

BS : 1045, Home Office S & T , DOT : 3A : 1800 and 
duly observed . 

above , DOT : 3AA : 1800 and above , JIS : B : 8241 : 1968 
SCHEDULE I 

relating to Manganese Steel for permanent gases and BS : 401, 

BS : 1287, BS : 1288 , DOT ; 3A / DOT : 3AA . for lique 
[ See rule 3 ( 1 ) ] 

fiable gases. 
TYPE AND STANDARDS OF CYLINDERS AND 

· ( c ) Steel cylinders manufactured by M / s. Totskuka High 
VALVES 

Pressure Gas Cylinder Co., Tokyo , Japan , Kanto Koatsu 

Yoki Manufacturing Co . Ltd ., Japan and Tokai High pres 
A . CYLINDERS : 

sure Cylinder Co . Ltd ., Japan — inspected and certified by 

KHK or Lloyd s or Bureau conforming to specifications DOT : 
1. Austrian Origin : 

3A : 1800 and above and DOT : 3AA : 1800 and above 

for permanent gases and DOT : 3A / DOT : 3AA for lique 
Seamless Steel cylinders manufactured by M / s. Jos. Heiger 

fiable gases. 
of Austria - inspected and certified by Burcau Veritas confor 
ming to specifications BS : 399, BS ; 400, BS : 1045, Homo 

17. Polish Origin : 
Office S and T , DOT : 3A : 1800 and above, DOT : 
13AA : 1800 and above for permanent gases and BS : 401, 

Steel cylinders manufactured by M / s. Huta Milowice of 
BS : 1287, BS : 1288, DOT : 3A / DOT : 3AA for liquefi 

Poland made to PN -69222 conforming to the requircments 
able gases 

of BS : 1045 inspected and certificd by Polish Government 
2 . Czechoslovakian Origin : 

Unspecting Authority for permanent gases and conforming 

to BSS : 1288 inspected and certified by Lloyds or Bureau 
Seamless Steel Cylinders manufacturod by M /s. Vitko Veritas for liquefiable gases. 
vicke Zelezamy Klementa Gottwalda of Czechoslovakia ins 
pected and certified by Inspekta Praha conforming to speci 8 . Rusian Origin : 
fications BS : 399 for permanent gases and BS : 401, BS : 
1287 for liquefiable gases and CSN specification with steel 

Steel cylinders manufactured by approved manufacturers 
conforming to CSN : 13 — 142 .6 for permanent higb pressure OD U . S . S . R . - - inspected and certified by appropriate authority 
liquefiable guses and with steel conforming o 11 - 353. 1 for conforming to specifications GOST : 949 - 57 and GOST : 
low pressure liquefiable gases . 

-949 -73 for permanent and liqueflable gases, 
13 . Hungarian Origin : 

9. U . K . Origin : 
Steel Cylinders manufactured by Csepel Steel and Metal 

( a ) Stect cylinders manufactured by M / s. Chesterfield 
works, Budapest- inspected and certified by Boiler Commis 

Tubo Co. Ltd ., of U . K . - inspected and certified by Company s 
gionary Chief Department of Governmen : Supervision for 

own Inspector or Lloyd s conforming to specification BSS : 
Energetics and Security of Technical Energy , Budapest con 

399 , BS 400 , BS : 1045 , Hona Otrico S & T , for per 
forming to specification MSZ - 2665- 53 with Chrome Alloy 

mancnt gases and BS : 401, BS : 1287 , BS : 1288 for liquc 
Gleel designatod as C . 135 having 200 mm . nominal dia 

fiablo gases. 
meter, with 5 mm . minimum wall thickness for permanent 
and liquefiablo gases . 

(b ) Aluminium Alloy cylinders manufactured by M / s. 
4 . Indian Origia : 

Luxfer Limited - inspected and certified by National Vulcan 

Engineering Insurance Group Ltd ., conforming to specifica 
Welded Stoel cylinders manufactured by Shri Ambica tions HOAL - 3 as per drawings No . 102017 / ZAD / 591, 
Cylinder Manufacturing Co ., Ahmedabad , Appeejay Structu 1102034 / ZAD / 583 , 132048 / ZAD /585 . 152068 / ZAD / 586 and 
Tals Ltd ., Rajbandh , Distt. Burdwan (West Bengal) , Bharat 176012 / ZAD / 2038 
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10 . USA Origin : 

Steel cylinders manufactured in U .S. A . inspected and 
ccrtified by appropriate authority , conforming to specifica 
stions DOT : 3A : 3AA for permanent and liquefiable gases . 
11. West German Origin : 

Steel cylinders munufactured by Mannesmann of West 
Germany — inspected and certified by Lloyd s or Bureau Veri 
stas conforming to specifications BS : 1045 , Home Oflice S 

& T , for permanent gases and BS : 401. BS : 1287 , AS • 
11288 for liquefiable gascs . 
12 . Yugsolavian Origin : 
· Steel cylinders manufactured by Slavonski Partizan , Sla 
vonski Brod of Yugoslavia - - inspected and certified by Yugo 
slavian State Authority viz . Stcam Boiler Inspection Authority 
or Lloyd s conforming to specifications BS : 1045, for per 
manent gases and BS : 401, BS : 1287, BS : 1288 for lique 
fiable gases and DGVO DIN 4664 for permanent uod hicb 
pressure liquefiable gascs . 
B . Containers : 
1. Indian Origin : 

(a ) Chlorine Tonne Containcis conforming to BS : 1.500 : 
Part I : Class I Vessels , manufactured by S /s Shri Ambica 
Cylinder Manufacturing Co. Ltd ., Ahmedabad Bharat Heavy 
Plates - Vessels Ltd ., Visakhapatnam , Indian Sugar & General 
Engineering Corporation , Yamunanagar (Haryana ). Kaveri 
Structurals, Tiruchirapalll, Larsen & Toubro Ltd ., Saki Vihar 
Road, Bombay, Anup Engineering Co . Ltd ., Ahmedabad, ins 
pected and certified by Lloyds. 

(b ) Tonne containers for Low Pressure Liquefiable gas 
service conforming to BS : 1500 : Part 1 : Class I Vessel, 
manufactured by M / s . Central India Machinery Manufactur 
Ing Co., inspected and certificd by Bureau Veritas. 

( c ) Tonne containers for Low Pressure Liquefiable gas 
service conforming to BS : 1515, manufactured by S / s Lar 
son & Toubro Ltd ., Saki Vihar, Bombay and inspected and 
certified by Lloyds. 
2 . Japanese Qrigin : 

Chlorine Tonne containers conforming to BS : 1500 manu 
facturod by Showa Koatsu Kogyo Co . Ltd ., - jaspected and 
certified by Company s owa Inspector or KHK or Lloyd s 
or Bureau Veritas . 
3 . U . K . Origin : 

Chlorine Tonno containers conforming to BS : 1515 : 
Part I : 1965 manufactured by Jhon Thompson Horseley 
Bridgo Ltd ., - inspected and cortificd by the Ocean Accident 
and Guaranice Corporation Ltd ., 
4 . U . S . A . Origin : 

Chlorine Tonne containers conforming to DOT : 106A : 
500 - X manufactured by Columbiana Bojler Co . - inspected 
and certified by appropriate authority in U .S . A . 
C . Dissolved Acetylene Gas Cylinders : 


4 . Italian Origin : 

Cylinders manufactured by M /s . Acciaicria E . Tubificio 
Di Brescia , Italy according to ICC : 8 specification having 
ncck thread conforming to BS : 341 — shell tested at a pres 
sure not less than 900 p .s. i. g. and filled with Silica Sintex 
porous rauss of 90 - 92 per cent porosity inspected and 
certificd by Bureau Veritas , 
5. U . K . Origin : 

Cylinders manufactured in U . K . to design No. DA . 759 
and specification No . DA2A filled with appropriate porous 
mass - inspccled and certified by British Oxygen Co. Ltd ., 
U . K . 
6 . U .SA . Origin : 

Cylinders manufactured by Pressed Stcel Tank Company 
and Coyne International to ICC : 8 specification having 
nock thread conformning to BS : 341- - shall tested at a pres 
sure not less than 900 psig und filled with Coyno 90 - 92 per 
cont monolithic porous mass - inspected and certified by app 
ropriate authority in U .S . A . 
7. Yugoslavian Origin : 
7 . Cylinders manufactured by Slavonski Partizan , Slavonski 
Brod of Yugoslavia to BS : 401 and filled with Silica Sintex 
92 per cent monolithic porous mass - inspected and certified 
by Lloyds 
D . Valves : 

Valves Conforming to is : 3224 Specification Manufactured 
by the following Approved Manufacturers in India - Inspected 
and Certified by I. $ . I. or Appropriate Authority as Approved 
by the Chief Controller. 
Gannon Dunkerley and Liquefied Petroleum Gas cylinder 

Company, Bombay. valvos . 
Indian Oxygen Limited , Valves for high pressure gas 
Calcutta , 

cylinders, acctylene and Lique 

fied Petroleum Gas cylinders 
Kosan Metal Products Pri- Liquefied Petroleum Gas , Chlo 
vato Limited , Bombay . rine and Refrigerant cylinder 

valves . . 
Martin Burn Limited , Liquefied Petroleum Gas cylinder 
Calcutta . 

valves 
Rajoniklal Jivanial Kina - Chlorinc/ Ammonia cylinder 

riwala and Company, valves 
Ahmedabad . 


Tekno valves , Calcutta 


Vanaz Engineers Private 

Limited , Bombay . 


Chlorine /Ammonia / Freon sul 

pher Dioxide cylinder valves and 

fusible plugs for container . 
Liquefied Petroleum Gas /Acty 

lene /Ammonia /Agron / Butadiene / 
Carbon -Dioxido/Chlorine /Ethyl 
Chlorido/ Ethyleno /Ethyleno 
oxide /Hydrogen /Mafron /Mc 
thyl Bromide /Nitrogon /Nitrous 
oxide/Oxygen /Sulphu Dioxide/ 
Fluoro Carbon Cylinder valves . 


SCHEDULE II 


1. Austrian Origin : 

Cylinders manufactured by M / s. Jos Haiser Vormals J . 
Winters Sohn , Austria to BS : 401 specification and filled 
with Coyne 90 - 92 per cent porous mass - inspected and cer 
tified by Bureau Veritas. 
2. Japanese Origin : 

Cylinders manufactured by M / s. Kanto Koatsu Yoki manu 
facturing Co . Ltd ., and Japan Coyne Cylinder Co . to IS ; 
7312 : 1974 filled with monolithic porous mass of 90 - 92 per 
cent porosity inspected and certified by Bureau Veritas . 
3. Indian Origin : 

Cylinders manufactured by Bharat Puinps and Compres 
sorg Ltd ., to IS ; 7312 specification filled with Monolithic 
Porous Mass 90 - 92 per cent porosity inspected and certified 
by I. S . I. 


[See rulo 3 (2 )] 


( A ) The test and inspection certificates to be obtained 
from the Inspecting Authority in respect of cylinders manu 
factured in accordance with tho approved design and speci 
fication or Code shall include the following particulars. 
namely : 

1. Place and dato of inspection . 
2. Gas Cylinders for... 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 
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SCHEDULE HII 

[ See rule 3 ( 3 )] 
PARTICULARS TO BE SUBMITTED BY PERSON 
DESIRING TO FABRICATE CYLINDERS, VALVES 

AND OTHER FITTINGS ; 


III 


. 


III 


. 


11 


3. Manufactured by ......... 
4 . Location at..... ... ....... 
5 . Manufactured for . .. . . .. .. . 
6 . Location for... 
7. Quantity ...... .......... ......... ... ... 
8 . Serial Nos. from ...... . ........to .. .......... inclusive. 
9 . Specification to which the cylinders are manufactured . 
10 . Size .. ... .. .. . . . ..mm . outside diameter mm .. .. .. long . 
11. Minimum wall thickness...... ...... 
12 . Neck end threading as per.........specification . 
13 . Process of manufacture (whether spun typc , or 

billet pierced or welled ) . 
14 . Method of beat treatment (normalised / quenched / 

tampered etc .) 
15. Design workers pressure in Kg. / Cm or at 15°C or 

65°C Ag the case may be . 
16 . Hydrostatic test /Hydrostatic stretch test pressure in 

Kg/ Cm2, 
17. Record of Hydrostatic test /Hydrostatic stretch test 

with date of test, in itspect of each cylinder, 
· 18 . Pneumatic test pressure in Kg / Cm2. 

19 . Rosult of pneumatic test. 
20. Tare weight and water capacity of cach cylinder. 
21, Record of chemical analysis and physical properties 

of the stoel used in the manufacture of cylinders. 
22 . Manufacturer s identification marks , 
23. Inspector s mark. 
24. Markings stamped on the shoulder of the cylinders . 
25. Dated signature with stamp of the inspecting autho 


1. Applicant s name and full address. 

2 . Whether the applicant has manufactured any unfired 
pressure vessel / valve - If yes 

(i) Date from which sich verscls / valves were manu 

factured . 
(ii) For whom the pressure vessels valves were fabricat 

ed and their approximate numbers . 
(ii) Details of the pressure vessels /valves manufactured 

3. Specification / Codes proposed to be adopted for the 
manufacture of pressure vessels /valves . 

4 . Organisational set-up of the applicant with specific 
reference to qualifications and experlonce of the personnel 
engaged in the manufacture of pressure vessels / valves , 

5. Organisational set-up of the inspecting personnel engag . 
ed by the applicant. 

6. Process of manufacture of pressure vessels /valves, beg 
ining with raw material and ending with the finished vessels / 
valves. 

7. Quality control checks /tests carried out at each stage 
of manufacture of pressure vessels / valves. 
8 . (1) Details of the cquipment installed for chemical 

analysis and mechanical tests . 
( u ) Details of templates /gauges provided to check /test. 
(i ) Details of templates / gauges provided to check /test. 

checking equipment and frequency of such checking. 
9 . Equipment available for carrying out non- destructive 
examination such as radiography, Gamu ray, ultrasonic tests , 
etc . 

10 . List of machinery provided for manufacturing pressure 
Vessels valves . 

11. Namo and address of the independont inspecting au 
thority . 

12 . Records and certificatos of tests ; 
(i ) proforma of records for various tests carried out by 

the inspecting and certifying organisation , and 
( ii ) Proforma of test and inspection certificate issued 
by the independent inspecting authority , 

SCHEDULE IV 
[Sec rule 39 (2 )] 


rity . 


( B ) The test and inspection certificates to be obtained from 
the Inspocting Authority in Iwpect of valves manufactured in 
accordance with the approved design and specification or 
Codo shall include the following particulars , namely - 


FACILITIES REQUIRED FOR CYLINDER TESTING 

STATIONS : 
1 . MANAGEMENT : 

1. 1 Geporal requirements 


1. Manufactured by - - 
2 . Location at 
3 . Manufactured for 
4 . Location at 
5. Quantity 
6. Specification 
7. Results of inspection 

( a ) Valve inlet connection . 
(b ) Valve outlet connection . 
(c ) Valve outlet number . 
( d ) Hydraulic Pressure Test. 
(c ) Pnumatic Proof test. 
(f ) Tensilo strength . 
(8 ) Elongation per cent. 
( h ) Impact strength . 
(i) Quantity offered for inspection . 
(i) Quantity passed . 
(k ) Quantity rejected and reasons for rejection , 

(1) Quantity of cylinder. 
8 . Dated signature with stamp of the irrspecting autho 

rity . 


Personnel, equipment, in podtion procedures , recording 
and organisation shall be adequate and the test station will be 
operated to give consignment safe operating conditions. Tho 
procedures and testing shall ensure that cylinders which fai 
to meet the requirements and intent of these rules are not re 
turned into normal service . All personnel shall fully recog 
nise their individual responsibilition and that the minimum 
inspectional requirement shall not be lowered for any roason 
whatsoever . 

Note . The area of responsibility shall be divided into three 
separate functions as indicated below . The numbers of por 
sonnel employed shall however , bo iclatcd to the quantum 
of work 


1. 2 . Manager - 

The Manager responsiblo for the working of the test sta . 
tion shall be properly qualificd ; his qualifications shall include 
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2. 3 Calibration 

Calibration of cquipmçnt shall be carried out at periods 
101 cxceeding the folowing: 

(i) Working pressure gauges---3weeks. 
( ii ) Calibrated pressure gauge - - 6 months . 
( iii ) Weighing equipment - checked by test weight daily 

when in service . 
( iv ) Tent weights - 2 years. 


3. Working Conditions 


training on the danger asociated with gas cylinders, Pur 
posc of suspection , test methods, equipment, test requirements , 
and recording of test results, and he shall have appropriate 
lcchnical qualification in Mechanical or Chemical Engineer 
ing . He shall also be conversant with the Codes , specifica 
lions and / or Regulations applying 10 the cylinders for which 
the test station is approved . 

1. 3 Supervisor 

Tho Supervisor shall possess the following qualifications , 
Damely 
(i) have at least two years experience in tho examina 

tion of gas cylinder i 
( ii ) be at least 21 years of age ; 
( iii) be conversant with these rules, Codes , Specifications 

and / or Regulations applying to the cylinders for 

which the test station is approved . 
1.4 Opcrate 

Personnel conducting inspections and tests shall have 
qualifications and experience suitable for the work on which 
they are engagod . They shall be trained to understand the dan 
gors associated with gas cylinders and the purpose and method 
of inspection . 
2 . Equipment , 
2 .1 Type of equipment 

The test station shall have adequute equipment to carry out 
inspection and testing of cylinders Un Toquired under these 
rules . It shall contain 
(1) Ono set of these rules, Codes , Specifications and / or 

Regulations applying to the cylinders which the test 
station is authorised to test, All these rules , Codes 
Specifications and / or Regulations shall be maintain 
ed with all current amendments . 
Hydrostatic test apparatus comprising pressurizing , 
equipment, pressure gauges and volumetric meagur 
ing cquipment in accordance with IS : 5844 Hydro 
static stretch Testing of Compressed gas Cylinders . 
The apparatus shall be cguipped with at least two 
15 cm . diameter ( minimum ) working pressure gauges . 


Working conditions for the test stations shall be conducivo 
to accurate and safe inspection and testing of gas cylinders. 
The test station shall comply with the following conditions : 

( i) It shall have good lighting to permit ready external 

cxanination of gas cylinders , prefcrably including 

natural lighting. 
(i ) It shall have adequate ventilation to remove Tesi 

dual gases from cylinders , 
( iii ) It shall provide sufficient space to permit safe work 

ing . 
( iv ) It shall be maintained in a clean dry condition . 


4 . Condition of Cylinders for T est : 


Cylinders forwarded to the test station for testing shall 
have first been emptied of their contents and then labelled as 
empty . Irrespective of this label all cylinders other than 
cylinders at the manufacturers works shall be presumed to 
contain gas under pressure and the following precautions sball 
accordingly be observod. : 


( ii ) Hur 


(i) The cylinder contents shall be released in a gafo 

manner keeping in mind dangers associated with 
the nature of the gas in the cylinder . Cylinders which 
contain or may have been contaminated by poiso 
nous or ob -noxious substanca shall be emptied ovly 
hy test stations properly equipped and experienced 
to handle the particular gag. Such cylinders shall be 
clearly labelled that they have been contaminated . 


(ii) The valve shall be opened and if no gas escapes 

and the port is not visibly blocked , a charge of low 
pressure nitrogen or other inert gas shall be blown 
into the valve outlet. Discharge of gas after removal 
of the nitrogen supply indicated the cylinder is 
empty . When no gay discharges , the valves shall be 
treated as " obstructed " . Where a cylinder has con 
tained poisonous or ob -noxious substances, and the 
valve is suspected of being obstructed , the gas shall 
be released within an approved appliance and the 
valves shall be removed in such a manner that tho 
gas escapeg without danger to the operator. 


( iil) Dead -weight pressure gauge tester of appropriate 

pressure range or a calibrated pressure gauge of 
15 cm . iu minimum diameter covering the approp 

riato pressuro rango . 
(iv ) Extra -low voltage lamps to permit adequate internal 

viewing of cylinders and other lamps necessary for 

closed examination of external surfaces . 
( v ) Straightedges, templates, miscellaneous tools and 

gauges for measurement. 
(vi) Weighing equipment, where applicablo . 
(vü ) One set of standard test weights for the weighing 

machine, stamped by the relevant statutory Autho 

rity . 
( viil ) Adequate cylinder handling equipment. 
( ix ) Adequate cylinder draining equipment, 
(x ) Facilities for internal drying of cylinders. 

( xi) Marking and stamping equipment, 
2 .2 . Accuracy , 
The accuracy of equipment shall be follows : 
( 1) Hydrostatic test apparatus in accordance with IS : 

5844 . Volumetric equipment shall be capable of 
measuring a permanent change in volume of the 
cylinder under test of the order of 1 /20, 000 of its 

total capacity. 
( ii ) Weighing equipment error not greator than + 0 . 1 

per cent. 
(vi) Working pressure gauge crror not greater than 

1 per cent of the test pressure . 
( iv ) Calibrated pressuro gauge error not greater than 

0 .25 per cent of the full scalo deflection . 


( iii ) Should the valve be obstructed the contents of the 

cylinder shall be released in a safe manner as stated 
in ( i ) above . Work on cylinders containing combus 
tible gases shall be carried out in the open air. 


Noto : - A suitable method of dealing with a valve in 
which the spindle cannot be removed is to drill a 1 / 16th in 
( 1 .6 mm ) diameter hole with a hand drill through the valve 
body to tho gas passage below the spindle seating. Alternative 
ly, a fine - tooth hacksaw may be used . Drilling or sawing must 
be stopped immediately upon tho first sign of escaping gas . 
A continuous jet of water must be directed on to the cutting 
tools and the operator must wcar protective clothing. 


5. Inspection and Test 

The test station shall adopt procedures which fully com 
ply with requirements of those rulus. 
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SCHEDULE V 
( Sce rule 2(xv) and 56 ] 


Feos 


Syrial Form of Purpose for which 
Number licenco granted 


Authority edpowered to 

grant licence 


D 


To import cylinders filled Chlof Controller of 
or intended to be fillod Explosives 
with compressed gas . 


For tho first 100 pos , cylinders or part thereof. 
Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. 

cylinders . 


100 . 00 
200 . 00 


Exceeding 500 nos. of cylinders Rs . 200 /- for 
every additional 500 nos . of cylinders or part 
thereof. 


2. 


E 


Tu fill comprossed gas in 
cylinders . 


500 ,00 


Chief Controller of 
Explosives , 


For each typo of a gas fillod in the plant. 


To store compressed gas Chiof Controller of 
in cylladers, 

Explosives. 


100 . CO 


200 . 00 


(i) For toxic gases (permanentas well as liquefied ) 

Exceeding 5 nos . but not exceeding 100 nos. 

cylinders. 
Excooding 100 nos. butnot excocding 500 nos. 

cylinders. 
Excoeding 500 nos, of cylinders , Rs . 200 / 

for every additional 500 nos. of cylindors 
or part thereof . 


100 .00 


(11) For non -toxic and non - flammable gases ; 

(Permanent as well as liquefied ). 
Exccoding 50 pos, but not exceeding 500 nos. 

of cylinders . 
Excocding 500 nos. of cylinders Rs. 200 / - for 

ovory additional 500 nog , of cylinders or 

part thereof. 
(iii) For non - toxic and flammable permanent 

gases : 


100 . 00 
200 . 00 


Exceoding 15 but not exceeding 200 cylinders. 
Exceeding 200 but not exceeding 500 nos . of 

cylinders . 
Excooding 500 nos, of cylinders, Rs. 200 /- for 

overy additional 500 nos. of cylinders or 

part thereof. 
( iv ) For non -toxic and flammable liquefiable gases 

other than LPG : 


Excooding 125 Kg. but not excocding 500 kg. 
Excoeding 500 kg . but not exceeding 1000 kg. 
Excooding 1000 kg, but not exceeding 5000 kg . 
Exceeding 5000 kg . but not exceeding 10 .000 

kg . 


100 . 00 
150 . 00 
200 . 00 
300 . 00 


Excoeding 10 ,000 kg. Rs. 200 /- for every addi 

tional 5000 kg. or part thereof. 
(v) For Liquefied Potroloum Gases : 

Exceeding 100 kg, but not exceeding 500 kg . 
Exceeding 500 kg , but not exceeding 1000 kg. 
Exceeding 1000 kg, but not exceeding 5000 kg . 
Exccoding 5000 kg. but not exceeding 

10 , 000 kg . 
Excoeding 10, 000 kg. Rs. 200 /- for every addi 

tional 5000 kg. or part thoreof. 


100 . 00 
150 . 00 
200 . 00 


300 . 00 


w 
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[Scc rule 29 (2 )] 
Diclaration to be mide by the muster of a ship carrying cylinders filled with compressed gas before entering a port or by the ship s 

ingent. 


Naine of the Ship . . . . . . . . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


IN 


. 


. 


. 


77 


Description of filled 
cylinders 


Quantity to be landed at port 


Remarks 


CLC 


True chemical name and Total quantity carried in the 
nature of the gas i. e . Whcthor 

ship 
Nonnable , corrosive or toxic 

No . of Kg. or 
cylinders M®of gas 


No . of 
cylinders 


Kg. Or 
M ’ of gas 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Dated the 


day of 197 . . . . 


Signaturo of Master /Agent of Shp 


FORM B 
( See rule 57 and 61) 


* ( vii) Filling pressure at 150C if filled with permancat gas 

or dissolved Acetylenc. 


Application for the grant /Amendment of a licence to import 
cylinders : 
1. Applicant s name : 

Applicant s ago : 
Applicant s Calling : 
Applicants Address : 


* (viii ) Filling ratio , if filled with a liqueflable gas. 
( ix ) Date of last hydraulic stretch test. 

(x ) Rotation numbers of cylinders . 
4 , Cylinders proposed to be stored at....... 
5 . Remarks . 


2 . Particulars of storage licence held by : 


Signature of applicant 


(i ) Number and date of storage licence issued by Chief 

Controller of Explosives. 


Postal address of the applicant. 


( 1 ) Renewed / valid upto 
( iii ) Capacity of storage as per abovo licence . 


I 


. . . IIII . 


III . IIII 


. 


III . III 


Date of application 


Note : 


3 . Description of the cylinders to bo imported : 

(i) Number of cylinders ; 
( ii ) Specification of cylinder ; 
( iii ) Manufactured by : 
( iv ) Inspected and tested by : 


1. Particulars marked with * are not required to be 

furnished if empty cylinders are desired to be Im 
ported , 


2 . Manufacturers tegt and inspection certificatcg com 

pleto in all respocte pertaining to each lot of 
cylinders and valves shall accompeny this appli 
cation . 


( v ) Specification of the valves fitted 

to the cylinders . 


* (vi) Fillod with 

( True chemkal namo of the gen ) 
548 GI/79 - 6 


3 . In case cylinders are desired to be imported duly 

filled with gas , fillers certificates in respoct of 
items 3 ( vi ), (vii ), (vlil ) and (ix ) shall be fur . 
akhod . 
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FORMC 

[ See rules 57, 61 and 63 ] 
Application for the grant/amendment/ronowal of a licence to fill and /or storo compressed gas in cylinders 
Documents listed overleaf inust be enclosed with this application , if it for the grantof a licence in form E and F 


The replies to be given in this column . 


- - 


- - - - 


- 7 - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . Applicant s name * * . . . . . . . 

Calling . . 
. Full postal address , 

- 

- - - 
2 . Situition of tho promises whoro compressod gas is to ho storcd / billed . 
State . . . . . . . . 

- 
. 

- - - - - 
. . 
District . . . . . . . . . . 
Town or village , i . 
Nearest police station , 

Nearest Rly . Station 
3 . Nature of the compressed gas proposed to be stored /filled 

(Pleas : state whether flammable , corrosive or toxic ) , 
4 . Chemical namo of compressed gas proposed to be stored / filled 
5 . Quintity of the compressed gas proposcd to be storod / billed . - 
6 . Quantity and chemical name of the compressed gas already stored /filled 

in the promises . . . . . . . . 
7 . Nanhör of the licence held for the premises and tlic full name of the 

- - - 
holder of the licence . . . . . . . . . 

I hereby declare that the statements made above have boon checked up by mc and are true and I undertake to abide by the norms 
and conditions of the licence which will be granted to me, 
Date of application 

Signature and designation of the applicani 


- LUL 


Where the application is mado on behalf of a Company, the namo and address of the Company and the name of the Manager er 
Agont should be given and the application should be signed by him . Every change in the nameof the Manager or Agent shall be faith with 
intiinated to and his spacimon signature filled with licensing authority . 


DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED WITH 
THIS APPLICATION FOR A LICENCE IN FORM E 

AND F 


(i) Four copics of specification and plans approved under 

rule 55 . 
(NOT REQUIRED FOR RENEWAL OF A 

LICENCE WITHOUT AMENDMENTS 
( ü ) Llconce together with approved plans and specifica 

tlons attached theroto . 
(NOT REQUIRED FOR THE FIRST GRANT OF A 

LICENCE ) . 


(ili ) Requisitc amount of fee for the grant, Amendment 

or renewal of a licence paid in the manner specificd 
In Rulo 72 . 


3 . Manufactured by : 
4 . Inspected and tested by : 
5. Specifications of the valves fitted to the cylinders , 
6 . Filled with — 

( True chemical name of the gas) 
7. Filling pressure at 15°C , if Alled with permanent gas 

or dissolved acetylene. 
8 . Filling ratio , if filled with a liquefiable gas. 

9 . Dated of last hydraulic stretch test . 
10 . Rotation numbers of cylinders . 
The licence liable to be cuncelled if the cylinders do not 
conform to the description given in the body of the licence 
and for contravention of any of the rules and conditions 
under which this licence is granted and the holder of tho 
licence is also punishable as provided for under section 5 ( 3 ) 
(:1 ), ( b ) and ( c ) of the Explosives Act, 1884 . 

CONDITIONS OF LICENC : 
1. This licence shall become void after the expiry of tho 
period mentioned therein . 

2 . Filled cylinders on becoming empty shall not be refilled 
with any ges except after obtaining prior concurrence of 
the licensing authority . 

3 . The licensee shall make prior arrangements for expedi 
tious removal of the filled cylinders from the port of impor 
tation to an authorised premises . 

FORM E 

(See rule 57 and 58 ) 
Licence to fill compressed gas in cylindors 
Licence No. 

Foc Rs. 
Licence is hereby granted to ......... 

. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . 111.1 . , . . . .. .. . 
valid only for the filling of cylinders with compressed gas 
in the licensed premises described below md shown in the 


UTILI 


. 


+ + TULLII + + 


FORM D 

(See rules 57 and 58 ) 
LICENCE TO IMPORT GAS CYLINDERS BY SEA 
No. 

Fco Rs. - — 
Licence is hereby granted to M /s... ..... 
. . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . to import by sea at any one time cylinders 
of the description given below at to 

. . for 
consignment to .. ... 

. . . . . .. .. . subject to the pro 
visions of the Indian Explosives Act, 1884 and the rules 
framed thercunder and to the conditions on the back of this 
licenco . 

This licenco shall remain in forco till the 197...... 
Date . . 

LICENSING AUTHORITY 


. . . .. . . .. . 


oven below at the port heat to the pro 


IIII . 


. 


. . IIIII 


I 


I 


I 


. 


DESCRIPTION OF THE CYLINDERS 
1. Number of cylinders. 
2 . Specification of cylinders. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


III 


. I . . 


. 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


! 


UTII - 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


3 ( i )] 


- 


- - 


FYIN 1 


- plan yNo . . .. . .. .. .. .. ... . . . .. .. .. ... ., subject to the provisions 
of the Indian Explosives Act, 1884 ( 4 of 1884 ) and the 
rulas made therçunder and to the further conditions of this 
licence . 

The licence shall remain in force upto 31st day of March 


197 . . . . . . . 


Thc .. ... ...... ..... 197 . . . .. Chief Controller of Explosives 

Description and location of the liconsed premises 
The licensed premises, the layout boundaries and other 
purticulars of which are shown in the attached approved 
plan No . . . 

.. ... .. are situated at . . .. 
and consist of. .. . . .... 


. . . 


. 


. 


. . . . HI 


. . . 


. 


. . . . 


. 


. 


. 


. 


. . . . . 


. 


. . . 


. . . . . 


. 


. 


- - - - III 


I 


III 


I 


. 


. . 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


for filling of — 

(a ) Flammable / Corrosive / Toxic gases. 

( b ) Non - toxic gases 
(Namno of the gas to be specified ) 
und is situated & ... . . ... 

( Plot Number ) (Name of Street ) ( Village or 
Town ) ( Police Station ) (District ) 


9 . All electrical equipment such as motors, switches , starters, 
ctc ., installed in the premises used for compressing and Alling 
of flammable gases shall be of flameproof construction con 
forming to IS : 2148. 

10 . No artificial light capable of igniting flammablo vapour 
or gas shall at any timo be present at the premises during 
the filling of any compressed gus in cylinder and no person 
engaged in such filling shall smoke. 

11 . Every person managing or employed on or in connec 
tion with the licensed prçmiscs shall abstain from y act 
whatsoever which tends to cause fire or explosion and which 
is not reasonably necessary and , to the best of his ability , 
shall prevent any other person from doing such act. 

12 . The licensee shall provide at the licensed premises a 
minimum of two portable foam type or dry chemical typo 
firç extinguishers of 9 kg. each which shall be kept ready 
at a convenient location for immediate use in thọ event of any 
fire . Such fire extinguishers shall be periodically checked for 
their scrviccability . 

13 . All fitting opcrations shall be supervised under the direct 
supervision of a competent person. 

14 . The licensed preniscy used for compressing and filling 
of Liquefied petroleum gas shall at all time maintain a clear 
safety zone of 10 metres all round from any building , publk 

place , public road or any adjoining property which may be 
built upon . 

19. The licensed premises shall be constructed of non 
Nammable materials and adequately ventilated . 

16 . Any accident, fire or oxplosion within the licensed pre 
mises which is attended with loss of life or serious injury to 
person or property shall be immmediately reported to the 
nearest Magistrate or to the Officer -in -Charge of the nearest 
Police Station and by telegram to the Chief Controller of 
Explosives ( Telegraphic addresg — " EXPLOSIVES " . NAG 
PUR ) . 


- 


. . 


. HII + II + 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. . . . 


. 
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SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS 


- 


- - 


This licence should be renewable dato of 
without any concession in fee renowal 
for three yours in the absence 
of contraventions of Indian 
Explosiyos Act, 1884 or Gas 
Cylindors Rulos, 1977, framed 
thereundor or of the condi 
tions of this liconco. 


Date of Signature 
expiry and office 

stamp of 
the 
licensing 
authority 


17 . Free access to the licensed promises shall bo given 
at all reasonable time to any of the officers listed in rule 
77 , and every facility shall be afforded to such officer for 
ascertaining that the rules and the conditions of this licence 
are duly observad. 

FORM F 

( See rules 57 and 58 ) 
Iicence to possess compressed gas in cylinders 
Licence No. 

Fee No. 
Licence is hereby granted to ... ........ ............ 
valid only for the possession of cylinders filled with com 
pressed gas in the licensed premises described below and 
shown in the plan No . .. . . . 

. .. . subject to the 
provisions of the Indian Explosives Act, 1884 ( 4 of 1884 ) 
and the miles made thereunder and to the further conditions 
of this licence . 


I . II. 


IIIIIIIIIIIIII . . 


. 


. 


I 


+ 


+ 


. . 


This licence is liable to be cancelled if the licensed pre 
mises are not found conforming to the description and condi 
tions attached thereto and contravention of any of the rules 
and conditions under which this licence is granted and the 
holder of this licence is also punishable with imprisonment 
for the term which may extend to two years , or with fine 
which may extend to three thousand rupees, or with both . 

Conditions 
1 . The licensed premises shall not be used for any pur 
poso other than filling compressed gas iolo cylinders and 
kecping theroof for the time being and for the purpose 
connected therewith . 

2. No cylinder shall be filled with any compressed gas 
unless — 
(1) such cylinder has been approved in writing by the 

Chief Controller for lling; and 
(ii ) the cylinder has been examined and tested as re 

quired under the relevant rulcs . 
3 . Before filling , every cylinder with its valve and other 
fittings shall be carefully examined to ensuro that it complies 
in all respects with the relevant provisions of the rules and 
shall be completely emptied before it is passed for Alling . 

4 . No cylinder shall be filled with any compressed gas in 

Cose of the design working pressure and the filling ratio 
prescribed under the rules , 

5 . Whore it becomes necessary to change the valve and 
other fittings of the cylinder, & check shall be maintained 
on the tare welght originally stamped on the cylinder and 
necessary corrections made for any variation , 

6 . No cylinder which is not painted with appropriate colour 
as prescribed in the rules shall be filled with any compressed 
gas. 

7 . Compressing and filling apparatus for any gas shall bo 
wholly distinct from and unconnected with the compressing 
and Alling Apparatus for any other gay, 

8 . No cylinder shall be filled with any compressed gas bet 
wccn the hours of sunset and sunrise except in the manner and 
under guch other condition ( s) specially endorsed on tho 
lісекс. 


The licence shall remain in force lipto 31st day of Morch 


Chief Controller of Explosives 


Description and location of the licensed premises 


The licensed premises, the layout boundaries and othor 
particulars of which are shown in the attached approved 
plan No. . ... . 

. . . . .. . . . are situated at .. . . . . . . . . . . . . . . 
and consist of .. .. . .. 


HEN 


R 


I 


+ 


1 


. 


. 


. + + 


. 


for possession of cylinders with — 

(# ) Flanmable /Corrosive / Toxic gases 
( b ) Non -toxic guses 


(Name of the gas to be specificd) 


. . . + . . . 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


and is situated at . .. 

( Plot Number ) (Name of Street ) Vidago or 
Town ) (Police Station ) (District ) 


- - - 


-- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - - - - - - 


- - -- 


- 


- 


- 


- - 
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-- - - 
· SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS 

· 100 kg ., but not exceeding 300 kg. may be kept in a . 
- - - --- - -- 

storago shed forming part of , or attached to a building , 

provided that it is separated therefrom by a substantial parti 
This licerce shall b = Date of Date of 

tion and the only means of access to it is from outside air, 
renowable without renewal cxpiry stamp of the licen such a storage shed shall not be situated under any staircase , 
any concession in ſec 

sing authority. 

or near Other entrancos ( o , or exits from the rest of the 

building or other bulidings. 
for throo years in 
the absense of contri : - - 

7 . A shed used for storage of liquefied petroleum as 
ventions of Indian 

cylinders shall be surrounded by a suitable force to prevent 

unauthorised persons from having access to the shed . 
Explosives Act, 1884 
or Gas Cylinders -- 

8 . Thin wall cylinders shall not be stacked in a hori 
Rules, 1977 framed 

zontul position , provided that in case of liquefied petroleum 

gag cylinders, the following method of stacking may be 
thereunder or cf 

permitted : 
the conditions of 

(i) if stored vertically, shall not be stacked more than 
this Licence 

3 high ; or 


ST 


- - - 


This licenco is liable to be cancelled if the licensing pre 
mises are not found conforming to the description and con 
ditions attached her to and contravention of any of the rules 
and conditions under which this licence is Tanted and the 
holder of this licence is algo punishable with imprisonment 
for tho ierin which may extend to two years or with fino 
which may extend to three thousand rupees , or with both 


CONDITIONS 
1 . The liconsed premises shall not be used for any pur 
poso other than for keeping of compressed as fillcd in 
cylinders. 

2 . Compressed gag cylinders shall be stored only ip the 
storage shed which shall be constructed of suitable non 
Daramable materials provided that, when only non -flammablo 
gas filled in cylinder i storod , the beams, rafters, columns, 
windows and doors may be of wood . 

3. Tho storage shed shall be adequantely ventilated near 
thọ ground level and near or in the roof. In case the 
storage shed is used for keeping L . P . gas cylinder , the 
ventalators shall be provided with two thicknesses of fine 
copper or other non - corroding metal wire guaze of mash 
not loss than 11 to the linear centimetre , 

4 . As far as possible , different types of gases should not 
be stored in the same shed . Where different types of gas 
cylinders are stored in the same shod , cylindery may be 
grouped together depending on the nature of thọ gas con 
tained therein e . g . flammable gas cylinders shall be separated 
from cylinders containing oxidising gases by an intervening 
space of one metre or by a fire registing partition wall in 
between them and cylinders containing toxic gases shall bo 
segregated from the cylinders containing non -toxic gases by 
a suitable partition wall . 


( ii ) if stored horizontally shall not bo stucked more than 

5 high in the case of full cylinders and 7 high in 

the case of empty cylinder ; 
( iii) the pilc of the cylinders shall be kept stablo by 

using chocks at the ends ; 
(iv ) at least 60 centimetre wide gangway , to permit 

access and manoeuvroing of cylinders, shall be left 
between stacks of single or double rows between 

stacks and walls. 
9 . Trup chemical pame(s) of the gas(es ) shall be projni 
ncntly displayed in the storage shed . 

10 . The storage shed shall bo in the charge of a compe 
tent person . 

11 . Any accident, fire or explosion within the licensed 
premises which is attended with long of life or serious injury 
to person or property shall bo immediately reported to the 
nearest Magistrate or to the Officer - in -Charge of the nearest 
Polico Station and by telegram to the Chief Controller of 
Explosives. 

( Telegraphic address -- " EXPLOSIVES " , NAGPUR ) . 
12 . Any person storing gas cylinders , when called upon by 
a no ico in writing, to cxccuto any additions , alterations or 
repairs to the gas cylinders storage shed, which in the 
opinion of the inspecting authority , are necessary for the 
safety of the premises , shall exccuto the said additions, al 
lerations or repairs within such period not being lev than 

ono month from tho dato of receipt of the notice , as may be 
specified in the notice . 

13 . No shed used for storage of flammable gascs shall 
be openod and no handling of tho gas cylinders shall be 
permitted between the hours of sunset and sunrise , oxcept 
where androved electric lighting is exclusively used . 

14 . The storage shod and the arca surrounding it shall 
at all times be kept clean and frce from all Hammable 
materials wasto vegetation and rubbish . 
15 . ( a ) No fire , fumace or other source of beat or light 

other than flameproof electric light and fittings shall 
be allowed in the storage shed and within the 
safety zone required to be maintained under condi 

tion 5 . 
(6 ) No person shall amoko in the storage abod or carry 

matches , fuses or other appliances for producing 
ignition in the premte , Conspicuous No Smoking 
gigng in Hindi, English and the regional language 
shall be posted of hung up at prominent places 

outside the storage shed . 
16 . The licensee shall provide at the licensed premises a 
minimum of two portable from typo ordinary chepokal type 
fire extinguishers of 9 kg. each which shall be kept rendy 
At a convenient location for immediate use In the event of any 
fire . Şuch , fire extinguishers shall be periodically checked 
for their serviceability , 

17 . Free access to the licensed premises shall be given at 
all reasonable times to any of the officers listed in rule 77 , 
and every facility shall be afforded to such officer for 99 
certaining that the rules and the conditions of this licence 
are duly observed . 

( F . No . 2 (11) / 76 -MI] 
RiN . CHOPRA , Jt . Sccy . 


5 . The following distances shall be kept clear at all tinics 
between any building, public place, public road or any 

adjoining property which may be built upon and tho storage 
shod used for the storage of liquefied petroleum gas 
cylinder - 


distance to be 


Minimum 
kept clear 


Metres 


Quantity of compressed 
gas in cylinders 
Kg. 

100 
101 - 

1000 
1001 
4001 

8000 
8001 

12000 
12001 

30000 
over — 30000 


4000 


Ili 


ūrova1 


Provided that the distances specified above may be re 
duced by the Chief Controller ( 1) whero screen walls are 
provided or other special precautions taken , or ( ii ) where 
thoro art special circumstances which in tho opinion of the 
Chief Controller would justify such reduction . 


6 . Notwithstanding anything contained in condition 5 
above, cylinders containing liquefied petroleum gas exceeding 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979 


